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الجعية ليسث مسثولة عما جاء بهذه الضحبائف من البيان والآراء :. 
تنشر الجمية غلى أعضائها هذه الصحائف لانقدوكل تقد يرسل للجمعية 
يجب أن يكتب لوضوح وترفق به. الرسومات اللازمة بالمبر الأسود ( شينى ) 


وفنرسل ببرسعها ٠‏ 


حارى القاهرة 


إن مشروع الجارى له أعمية خاصة للمدينة من الوجبتين الصحية والعمرانية 
. ومن واجبات (الساطات الختصة - عند إتنفيذ مشروع المياه للمدينة ‏ أن 
30 رفي تسن الوقت فى كيفية تصر يف هذه المياه بعك الاستعمال لئع تخز ينبا 


وثعفنها حت جدران الميالى . 


وفى الجوات|احرومة من الجارى ياجأ أسماب المباق إلى استعمال را نات 
مصمتة تفيضمنها مياه الجارى إلى المجرور وهو سرداب التسرب المسمى بالترا نش 
وفى المبانى الكبيرة تخوص آبار ارثوازية لتصرريف الفائض زالماى إلى باطن 
الأرض . وسرعان ما يتوق ف هذا الجهاز عن أداء وظيفته بسبب السداد مسام 
الثرية بالمواد الذهنية والمخاطية الموجودة ف 5 المجارى ويحتاج اعازان إلى 
الكنح المتكررخصوصا فى التربة الطيئية والقى بها مياه الرشح مرتفعة فتستبلك 
هذه التكاليف جزء كبيرا من غلة المبى . وفضلا عن ذلك فان كزين هذه 
السوائل القذرة والسربعة التعفن أسفل المبنى لما يضر بصحة السكان و يتلف 


حدران الممالى ٠.‏ 


تت 6 

وكان هذا حال القاهرة قبل إنشاء مشروع المجارى كا كانت تركد يها مياه 
الأمطار عدة أيام وتتوحل شوارعها وم يكن بالقاهرة فى ذلك الوقت سوى 
مر طولى من مخارى مياه الأمطار لحا ثلاثة نصبات ف الثيل وأضيف 
عليها 4٠١‏ مثر تقرريبا أنثأنها نصلحة التنظيم فى سنة ١90‏ أما باق القاهرة 
فكانت تثرك بشوارعبا مياه الأمطارحى تتسرب إلى باطن الأرض أو تكسحبا 
عربات التنظيم ١ ٠‏ 

وكان ذلك داعيا قويا لتفكير الحسكومة فى إنشاء مشروع مخارى لمدينة 
القاهرة فشكلت هذا. الغرض عدة لجان لم تنته إلى نتيجة ثم فامت المسكومة 
بنشكيل لجنة من ثلاثة مبندسين عاليين أحدم المسثر هثرى لو الاتجليزى والثاى 
المسيو جيرار الفرنسى والثالث الطر هبرشت الالمالى لنحص ثلاثين مشروط 
لمجارى القاهره لم توص الاجنة على مشروع واحد منها لنقص هذه المشاريع . 
غير أن الاجنة أوصت بأن نظام المجارى المناسب دينة القاهرة يجب أن يكون 
نظام جارى نشترك ( سورد فعداطوت ) أى أن مياه المجارى والمطر 
تصب فى ماسورة أنحدار واحدة وأن تتحدر بميع المياه فى مجارى أحدار رئيسية 
إلى محطة طلمبات. واحدة ارقم مياه المجارى جميعها فى ماسورة من الظبر إلى 
أرض صحراوية ف الشمال الشرق بالقرب من كفر فاروق . وتروى الثر بة الرملية 
عياه المنجارى يدون 38 إلى تنقيتها . 

واعتمدث المسكومة مشروع مجارى المستر بإروا على أساس توصيات: 


اللجنة المذكورة فى سنة #هم : ثم أهمل المشروع للأسباب غير معلومة.. 


وفى سنة ١45‏ قدم السير وليام ولكر وس ثلاثة مشر ومات مجارى أهبا 
يشير بانشاء يجين رئيسيين أولىا يعر بشارع اهليج المصرى ترقا المديئة 
بطوطا حى كربرى غمرة والثاتى عر عحازاة الترعة الامماعيلية حتى يقابل 
بجمع الخليج المصرى و يجتمعا فى جمع رئسى واحد عتد إلى محطة طلميات 
المجارى الرئيسية لرفع الايراد جميعه الى مزرعة المجارى . واعتمد هذا المشروع 
ثم أمل تنفيذه أيضا . 

وإفى أذرو هذا التاريخ مقارنة هذه المشروعات بالمشرؤع الذى تنفذ 
فعلاونا اهتدت اليه المصلحة بعد طول التجر بة لتوسيع مشروع مجارى القاهرة 
مثل وضع أحواض التنقية بالقرب من مخطة كفر فاروق وإنشاء مجممين بالخليج 
المصرى والترعة الاسماعيلية يصبان فى مجمع رئيسى واحد يوصل مياه المجارى 
إلى محخطة الطلمبات بالأميرية . 

وفى سنة ١50‏ كاقت ال مكومة المس ركاركيت جيمس بتحضير مشروع 
ارى القاهرة وكان عدد السكان 541٠٠٠‏ يستهلكون حوالى 556٠٠‏ مثر 
وان اران ٠‏ انرا الشخص الواحد . وحضر المشروع 
ليكفى المدينة مدة 0» سنة أى لغاية سئة ١#‏ على أساس أن سد السكان 
فى تلك السنة سيبلخ 55٠٠٠٠‏ نسمة وأن الاسنبلاك سيبلخ مثر مكب 
يوميا أى 5 لترا للشخص الواحد فى 'اليوم وأن جملة المساحة الى يشملبا 
المشروع هى 7597 قدأنا ( عه٠+‏ هكتارا ) من ذلك هدام فدانا ( إعم1 


هكتارا ) تصمرف بالانحدار الطبيعى وكة١؟‏ قدانا (؟؟ا١‏ مكتارا ) تصرفب 


بطزيقة الرفم الآلى وقشمت هذه الممساحة الآخيرة الى 58 عحطة رقع. بطري 03 
الحواء .المضغوط الذى يوزع غليها فى شبكة من موأسير الظبر. 


ويحتوى أغلب هذه الروافع على علبتين تتراوح سمتها .بين 60 وام 
جالون وترفع مياه المجارئ ,هذه الخحطات إلىثلاثة فروع «رئيسية من مواسير: الظهر 
الأول بشارع اخليج المصري قطر م بوصة والثانى بشارع الملكة .نازلى 
والثالث 3 شبرا كلقطر .م إوصة وجتمع هذه التووع الثلائة فىغمره حيث 
يبدأ المجع الرئيسى الأول قط كرا مثر مه ن الداخل وبإدار١‏ 0 
مار بشارع الملكة نازل فشارع املك * ثم بالقبة وال يتون والمطرية حتى عبن 
هس نم بينج شرقا تحت قاع ترعة الجبل حتىحطة طلمبات كفر فاروق وبهذه 1 
ألحطة أربع ممجموعات بخارية لرفع مياه المجارى بالطاهباتٍ ذات 1١‏ 0 ف 
ماسورة طرد ظور قطر 85 يوصة طولها 1١65#‏ مبّرا لسمى الماسورة الصاعدة 
لتوصبل مياه المجارى إلى أحواض:التنقية ,عزرعة المجارى بالجبل الأصشر. 
وهناك ترسبٍ اد بأحواض “رسيب تسكفى 48 ألف مثر مكمب يومياً جازنى 
تتشهيلها الآن +' بع تضرف مياه القاهرة تح خم م إنشاء أحواضالترسيب الجديدة 
الى أوشكت على الام . ال 1 


دوشح أبجزنمن المياه بعد ترسييمها حوالى + ٠١ ٠‏ مثر مكمب يوميا ثم تخلط - 
المياه المرشحة بباق المياه المرسبة لرى أرض مزرعة المجارى الرملية وزراعة 


حؤالى 17٠١١‏ فدان من أرض المزرعة التى تربو مساحتها عل 0٠٠‏ فدان . 


لع“ إصلت 


المشروع الأصلى على أساس صرف مياه الأمطار.فى التيل بواسطة 
ثلائة مصبات إلا أنه فى سنة 14٠١‏ بعد أن تقذ نصف المشتروع تقرباً قررث 
المكومة أن تقوم شركة مياه القاهرة بسحب مياه الشرب من النيل مع عدم 
صرف مياه الأمطار من المصبات الثلاثة المذكورة . فوزعت مياه الأمطار على 
الروافم بقدر الامكان وأنشت ت مخطة طلمبات مياه السطوح بشارع الملكه نازلى 
بالقرب من تقابله مع شارع ماد الدين لرفم مياه الأمطار من مجارى السطوم 
وطردها فى ماسورة ظهر قطر 4» يوصة لتصب فى نرعة الأسماعيلية فرع 
غمره . وقد حولت هذه الماسورة بعد إنشاء المجمع الثاتي وأصبءحت تصب المياه 
بأحدى , مطابقه . 


ونبين اللوؤّحة رقم ١‏ :المناطق الى تصرف مياه مجار يها إلى المجارى العو 3 
نظريتى.الرفع والاحدار الطبيعى ,عديئة القاهرة . وتمتد مناطق الرفع من فص 
القدعة جنوبا إلى مباية شبرا وقبلى العياسية ثمالا وقد ضمت الزماللك وجزيرة ٠‏ 
الروضة إلى هذه المناطق فما بعد وضع المشروع أما مناطق العباسية والزيتون 
والمطرية لغابة عبن هس فيمكنصرفها بالأحدار الطبيعى إلى المع الرئيسى القديم 
الذى ينجدر من غمره لغابة محطة طلميات المجارى بكفر فاروق . وظاهر على 
اللوحة خحطة طلمبات الأميرية وتقع عند تقابل فرعى ترعة الاسماعيلية وعتد 
المع الرئيمى الثانى من غمرة إلىهذه المحطة كا تظبر على اللوحة فروع هذا الج 
وتمتد من غمرة إلى شارع فاروق فشارع هد على إلى ميدان باب اماق #اخليج 
المصرى إلى السيدة زيلب وشارع المبتديان إلى شارع القصر العينى حيث يتقابل 


عت الهو عست 


القرع الرئيمى الممتد من شارع الشرابية إلى محطة مصر فشارع المدبولى ثم شارم 
الترعة البولاقية فشارع الملسكة نازلى ليسكون حلقة متصلة بالفرع السابق لصرف 
مياه يجارى القاهرة وقد أمكن الاستغناء عن الروافع بالمنطقة الشرقية المبشرة 
ونحو يلها من الصرف بطر يقة الرفم إلى الصرف بطر يقة الاتحدار الطبيجى . 

وتبين اللوحة أيضًا الماسورثين الصاعدتين قطر +7 نوصة من ممطة كفر 
فاروق إلى أحواض التنقية بمزرعة المجارى بالجبل ال صثْر وقطر +4 بوصة مر محطة 
الأمير به إلى أحواض التنقية المذ كورة وكذا الماسورة قطر *” بوصة بين الآميرية 
وكفر فاروق . كا يظبر على اللوحة حوض الطوارىء قبلى جسر السو يس وار 
خطة كفر فاروق ويبلغ مسطحه مايتان فدان ويقسع لنخزين -والى مليون مثر - 
مكمب وكتد ترعة الطوارىء من هذا الموض إلى مزرعة اليل الأصفر 
لتصريف المياه الى تصل لهذا الحوض فى حالة الطوارى: إلى أراضى مزرعة 
الجبل الأصفر . 


:0818لا مناؤنام عه لامجقزلحالا 
عه عممومعه لدم مقادت. 
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بيات 1 


وود 


روافع القاهرة 

عند وضع مشروع مجارى القاهرة لم تصرح السلطات الصحية وضع ممطة 
الطاببات الرئيسية قريبة من المباتى خوفا من خازات المجارى وراتحتبا عصاف. 
المحطة (السرند) قتقرر إبعادها إلى أقممى حد ووضعها فى كفر فاروق أى حوالى. 
كياد مثراً بعيداً عن وسط المدينة فنتج عن ذلك إنشاء مجم طويل يبدأ فى. 
نقظة متطرفة عند غمره فَتَحْلفت بالقاهرة مساحات واسعة لا يمكن صرفب 
بالاتحدار الطبييى إلى هذا المجمع وقسمث هذه المساحات إلى + منطقة تبدا 
من مصر القدعة جنوبا إلى شرا ثعالا ومن القلمة وجنوبى المباسية شرق إلى 
النيل ريا . ذفما بدا أضيفت ثلاث زوافع أخرى اثنين بال مالك والثالئة. 
إن السعود فبلغ عا عاد اللتناطق 4 منظقة خلاق «طلية” مستشق املك فؤاد 
بااروضةوالطلاتان المبناعقتين هزد د بدران بشيرا و وزين ن' العابذين بالسيدة 


5 يْلب المنشأة دايا 5 


د يوضع 1 الرأفع ء 5 ف في نقطة ام ة ومتوسطة بامنطقة تجار له ميا 
جار المبانى داخل موأسور خزفية ا أقطارها من 4 بوصة آل 1 بوصة 


أو مواسير زهر من 15 نوصه 00 


.وال لراقع عبارة:عن طلمبة 0-5 تحتوى ,على عليتين في الغالب وتشتغلان. 
لتاب الواحدة بيد 0 يدل ميأه إنجارى في والطيق ٠‏ 5 إلى إحدى. 


“عمام يدخل منه الطواء المضغوط الذى ,هجرد دخوله يسد صمام دخول المياه ويضتتح 
-عمام آخخر ويدفم المياه إلى ماسورة الطرد الظبر حت تنغ م العلية وعند ذلك تسقط 
العامة السفل ويسقوطها يمتنع دخول الطواء المضغوط ويقفل دمام ماسورة الطرد 
اوبشتيح صمام ذخول المياه وتتكرر هذه الغملية بالثناوب بين العلبتين يحيث أغندما 
. تكون احداها تمتلء تكن الأخرى تفرغ منها المياه بضغط المواء ومكذا . 


ولس_تغرق علية ارافم حوالى دقيقة واحدة فى المل» ٠‏ أخرى ف تريخ . 
.-وعند هطول الأمطار وززادة التصرف تقل مدة الملء والتفريخ إلى “٠‏ ثمانية فى 
-بعض الأاحوال . 
وتبين الاوحة رقم » حجرة الرافع الطوائى وى من حديد الظير تركب 
«وتغوص الطواء المضغوط و ,التحميل حتى تصل إلى منسويها ثم يركب قاعهاوهو 
من الظهر أيضاً وجميع الروافع التى أنشئت فى مشروع القاهرة الاص كانت 
' على هذا النظام وقد اتبعت المصلحة بعد ذلك طريقة إنشاء غرف الروافم 
بالكرسانة مع نزح المياء إذا لم يكن ,الموقع منشآات يخثى من هبوطها أو بالعطوب 
1 المضغوط هم التغويض فى باق الاحوال إلا أن مباى الطوب كانت تتكلث 
كثير بالنسية الخرسانة فلجأت المصاحة إلى إنشاه غرف الروافع بالفرسانة 
المسلحة مع تخفيقها من المارج 1ن المونة الخلوطة بعادة مانعة تارشح 
وتخويضها إلى العمق المطلوب. ولا نحثق ق للها صلاحية هذه الطريقة من الوجهتين 
الفنية والاقتصادية عممنها فى جميع المفشآت الى تنشأ نمت سطح الأارض 
بأماق مغمورة بالمياه الازضية الغزيرة من ذلك على سيل المثال غخطة الطلنات 
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اموت 
الكوربائية المساعدة نين العابدين بالسيدة زينب ( انظر الاوحة رقم *- ه!ء 

وقد أنشكت غرفة الرافم بالمرسائة المسلحة ويطريقة التخوريص ملاصقة لأزل. 
آيل لاسقوط وليتأثر هذا المنزل على الاطلاق والطريقة المتبعة فى ذلك هو إنشاه. 
الغرفة السلحة فوق ( جنزيرة ) على سطح الأرض وتخفق من الخارج بالونة 
المائعة لارشح ويستمر افر داخل الغرفة مم تغو يصها بدون سحب الماء حى, 
تصل إلى المقسوب ويلزم فى هذه الخالة الحفر بالغواصين العاديين ثم ترمى طبقة. 
الدقشوم الاحمر مع وضع مواسير السقى ويليها وضع قضبان التسليح واعمرسانة. 
نحت سطح الماء وبعد أن تماسك يوضع معنت السقى لملء فراغات الدقشوم 
واعمرسانة السالفة ثم يمكن عقت اماه سن وخر توضم الطبقة النهائية. 
السلحةو يبلغ ججلة سمك الاساس مرا مر . وقد تكلفت المبسانى والأعمال. 
المدنية بهذه المحطة ه7١٠‏ جنيهاً تقر ييا والأعمال الميكاتيكية ١غ‏ ١جنيبات‏ و 
عبارة عن وحدتين كبر بائتين قوة كل منبما 14 حصانا لتشغيل طامبات ذات. 
مروحة خاصة بالمجارى ار فم 8 لثرا فى الثانية . وتبين اللوحة رقم 4 الغرفة بسد. 
تغويصها والاوحة رقم ه يظبر بها الطابق العاوى للمحركات السكربائية وهوتحت. 
سطح الأرض مباشرة . 

ويوزع المواء المضغوط على روافع القاهرة من شبكة «واسير الظير الى. 
تستمد هذا الطواء من خطة الضغط ععروف ومن الخطتين الاضافيتين شيرا' 
ومعس القدعة , 


وبالتاهرة أ كر تجوعة روافم باطواء المضغوط وقد يفن أن هذا عيب ق. 
لامر ار و ع و زفق 5 


حا يو حت 
«مشروع مجارى القاهرة وكان الواجب أن تنشأ طلمبات لرفع مياه الجارى بدلا 
عن هذه الروافع لتوفيز القوة ولسكن إِذا نظرنا إلى الأسباب التى دعت المستر 
كاركيت جيمس وضع هذا العدد الكيير عند تحضير المشروع لتبين لنا حكة 
ذلاك وتتلخص هذه الأسبا بكلا د ىس : 


أولا : قلة المياه المستعملة للفرد الؤاحد وندورة المطر وز يادة الرواسب وامواد 
الغريبة كاطرق والرمل مايجمل مياه امجارى مركزة وثقيلة ولا يلانها استعال 
الطلمبات التى يازم,لما ماق ( سرند ) لنصفية أميأم قبل رفهاحى لاتد ‏ 
«وتتعطل مساللك المياه بالطامية , ل 


ثانا استعمال الطلمبات يتم ضرورة إيجاد بيارة منخفضة لماسعة تكنى 
التشغيل الطلمبات وهى معرضة لترا م الرواسب بقاعها . 

ثالث : وقوع القساهرة على أرض ننبسطة قليلة الميول لا يساعد على وضع 
مواسير الاتحدار لمسافة طويلة وكذا رداءة الثربة وارتفاع مياه الرشح بها مما 
_يتعذر معه الوصول عجار الانحدار إلى أعماق تساعد على مد |لمجار: ى د بذاك 
- أن تسكؤن مناطق الرفع ضيقة المساحة وبالطبع كثيرة العدد . 

وابعاً 3 ارتفاع درجة الخرارة ووحود الرمل بالمجارى وكثرة المواد العضووية 
'الراسبة يهذه المياه يساعد على سرعة تمذلها ويام سرعة نقلها بزيادة ميول 

2 7 ع سى# 

مخارى الاحدار وهدا يؤدى أإيضا إلى ضَيقَ مساحة المنطقة وقلل من تصرفها 
المرفوع وكا كانت الطلنية صغيرة كا كانت صعية التشغيل ف هذه الفاروف 5 


اح( لد 
خامسا : وضع مخطة الطامبات الرئيسية فى كفر فاروق بعيدة عن المدينة 
لا سمح بامتداد المجمع وسط .القاهرة فتخلفت مساحة كييرة تاج لج.وعة 
روافم عديدة ولو تصرح بوضعها قر يبا من القاهرة لمكن مد امجمع وفروعه وسط 
المدينة فتقل بذلك عدد مناطق الرفع - وعند اختيار موقع محطة الآميرية 
لاقت مصاحة المجارى معارضة من الوجبة الصحية ذلات بتكليف المسثر فوكس 
وكيل المصلحة حينئذ بالرور على محطات الجارى باتمارج وعمل تقر ير عن بمدها 
عن السكن وطبعاً فان ممفلم محطات الطلمبات فى الفارج تقع داخل المديئة أو 
قر يبة منها وزيادة على ذلك فان أستواض التنقية يهدينة نورتمبور جمئلا تطلعليها 
عمارات عالية من عمارات المدينة . 
لجميع الظروف السالفة الذكر الى ندر أن تجتم ع كلها فى مدينة خارج القطر 
المصرى أدت إلى وجود مجموعة روافع فى القاهرة لا مثيل لها فى مديقة أخرى 
فى الملل . ش 


وفها بلى بيان روافع القاهرة الموجودة الآن : 


2 قم ألرا افع 
0 ا 
5ع ميأه السطوح 
وم 
رذن 
إن 
م6 


هه 
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9 راقم ومخطة 


لل 0 


ووافم تصب فى ججرى الماسكة نازلى 


سعدة 
لاسدووة 
اجيلك 
ادا لات 
مأإسءروة 
لاسا وهم 
لإساووه 
أساووم 
ع اا 
باسدو.1 
هب 8 
عن 

إداءء| 
و1 
؟دءء٠|‏ 
م6١‏ 
دءة؟ 
ان 

كام ]1 


لك 


. موقم الراقع 


د الوابور الفرنساوى 
د المطبعة الأهلية 
2 الحلى 
« العدوية والسث دميانه (بولاق) 
د الترعة البولافية 
د حوض الزهورو شارع حنا خليل (السبتية) 
« السيتية الجواتى 
« القللى 
ميدان صبحى وشارع نعوم 


شارع خز يرة بدران 


رقم الرافم 
إن 
5 
4 37 
ول رافعم وخطة 
15 
١‏ 
حل 
١‏ 
184 
إلى 
ف 
اف 
0" 
يران 
4ا 


فى 
نف 


جاوما 


روافم تصب فى مجرى شارع الخليج المصرى 


| سعدة 


#«إلدء وق 
#ادءة١1‏ 
000 
0 4+ 
دحا نكا 
|« -.هم 
الإساءية 

١. 
ممم‎ - 
٠١٠١-5 
١ ١ له‎ 
للحستانكا‎ 
|١ءدحكا‎ 
0 وا‎ 


ع - هق 


أ 


موقم الرافم 
شارع المنيرة وجوهر القائد 
ميدان السلخانة 
منطقة أبو السعود 
شارعى الشيخ البغال وزين العابدين 
شارع الميتديان 
شارع ماراسينا 
« الخننى 
د بركة الفيل 
د نور الظلام 
درب الجاميز 
« نصيره 
ه الدواوين 
2 الميدولى 


حديقة الأزبكية 
شارع الشعرالى المواف 


ردافع قصب 2 خرى شبرا مباشرة 


إِ احني 35 
اأدءوهوا شارع مهمشة 


؟5- (|550١‏ سيدى فرج 

| 0 
58 شير 
قم د بديع (شيرا) 


دنا شارع البهاء زهير 


دق الام 


يوذ 
ما 
ارفدكت 


شيعه 


16-6 
احدءهة1 


.وا 


]ما .ها 


موقع الرافم 
د ترعة طوسون وشارع شبرأ 

ميدان اخلفاء 

شارع القضاعى (وقف الخازنداره) 
د روض التغرج 


روافع فرعية تصب فى روافم اخرق 


بلاوق 
مساوق 
مأادوة 
أده 


ستول 


اكع اءه١ا‏ 


بساءوا 
اسه وو 
لكل 


1 


شارع القبوة 
« مص القدئة | ر وافم تصب فى رأ افع رقم 
ده هد «< 4 هوالآن,صبف بمجرى 


2 فم اطليج شارع الخليج المصرى 
جاردن سيق ١‏ الجديد ا 
جزيرة الزماللث تصب فى راقم ؤه الذى 
د 0« يصب فى مجرى اللكة نازل 
ا شارم منصور تصب فى دافم و 
جاردن سيق ٠‏ الذى يصب فى جرى 


نيدان قسرافوبان] . ٠‏ المللكة نازن 


وبعد ككمله فروع امجمع رئيس الثانى تبطل طريقة إعادة الرفع المذكوره 
روافم تصب فى الجمع الرئيسى 


امن 
15 


وكاب 


مه | 


1 نت 


1١ه.‎ 


شار هثرى سكاكيق ( ابن خلدون ) 
2 القوادر' 


مزاحيض أعمومية 


نت 


اديه 


مرحاض ميدان الخديوى اسماعيلة 
د « قنطر: : الدكة 


ا 


طامية مستثئ الماك فؤاد بالروضة 


بها طلهبتان أحداها تدار يعحرك كبرياى والآخر يما كيئة سيميديزل لسرف 
مياه مستشفى الماك فؤاد بالروضة وتصب هذه الطلببة فى إحدى مطايق الرافم 


غرة ه بعد أن مر الماسورة على كو برى مد على . 


وبالقاهرة خلاف الروافم المذكورة اثثى عشر رافماً أبطل استسناها بسد 
إنشاء مشروع مجرى شارعى الأمير فاروق والآزهر لامكان صرف المياه ببذه 
المناطق بالاتدار الطبيعى وص 74و58 وء” وه و لوو" :و27 


ولاع ١‏ و45 0كة واه 


ونأفى فها يلى ببيان ميات وعيوب الروافع باطواء المضخوط ومن «يزاتها: 

١‏ - سهولة صيانة الرافم لبساطته ولاتساع منافذ المواد المرفوعة به وبطء 
حركة أجزائه التى لا تنك ببعضها وهولا يحتاج الى أ كثر من زيارة واحدة 
كل 4 ساعة لقراءة ااعدادات حسب المتبع فى نظام التشغيل ويكشف على 
عماماته وعوامته و بعض أجزائه مرة واحدة كل أسيوع أو أسبوعين. و بالقاهرة 
الآن ه رافناً بمناطقبا وذلك بمد الغاء ٠١‏ رافماً تكموات إلى الاتحدار الطبيعى 
عجرى شارعى فاروق وممد على و يقوم بصيائتها ٠ه‏ عاملا تقريبا . وأن الرافم 


الواحد ولزمه هه جنيها معرب في المتوسط سنويا أجور عمال وكن أدوات اغيارٍ 


بد 4لا _- 
والصيانة بعافى ذلك صيانة ٠ه‏ كياو مثراً من مواسير المواء المضخوط راوح 
أقطارها من +* الى ١؟‏ بوصة . وكذا صيانة 0 كيلو متراً من مواسير الطرد 
لتوصيل مياه مجارى الروافع إلى الجمع الرئيسى . 

؟ ‏ يكن الاعناد على الرافع الهوانى فى التشغيل ليلا ونهارا عدة سنين 
وهو أطول آلإت الرفم تمرأ . وجميع روافع القافرة تقوم بوطيفتها من سنة15.؟١‏ 
لناية الآن بدون توقف وعكنها أن تستمركذاك . 

ع لا يحدتاج الرافمالهوافى إلىتصفية مياه الممجارى بل يمكنه صرف المواد 
الصلبة والرمل والمواد العامة كاطرق والقطم انلشبية مع مياه المجارى بدون 
توقف الا فى النادر إذا تصدرت مثلا عصا طويلا فى إحدى العمامات الراجعة 
فتتوقف علبة الرافم حتى ينم إزالة المائق وعند عطل إحدى العلبتين يكن العلية 
الاخرى القيام الخمل وحدها. 

؛ - التشغيل باطواء المضغوط أرخص من مشترى التيار اسكبر با 
من .شركة ليبون لتشغيل الطلمبات وأضمن للتشغيل من ثيار كبر ,الى معرض 
للاتتطاع , 

ه - مكن لارافم الهواى رقع التصرف الوارد اليه مبما تغير من لا شىء 
إلى أ كثر من ضعف تصرفه المادى بدون هبوط فى جودة تشغيله . 

> - قى حالة السداد الماسورة الملتحمة وه ماسورة الطرد اممارجة من 
الرافع يمكن تسليكها بسهولة بوأسطة الطواء المضغوط من الرافودا ل الماسورة حتى 
يدفم أطواء المضغوط العوائق ويزيلها. 


-0-0---- 


٠‏ - أطواء العادم المنصرف من اارافع فى عامود العادم المرتغم فوق سطيح 
الأرض ساعد على تهوية مواسير مجارى الاتحدار وذلك فى حالة توصيل المطيق 
الرئيسى إلى هذا العامود جاسورة بقطر متوسط وباندفاعالمادم داشل هذا العامود 
الرئيسى يسحب ممه الغازات من «واسير مجارى الانحدار إلى امو فنثم مهوية 
مشارى المنطقة 

- جودة الرافع الموالى لا تنقص مم استمرار التشغيل أو مع القدم . 

م س فى حالة غرق غرفة الرافع الواقعة تحت ساح الأرض لأى سبب 
فلاخوف على الرافع المواتى وأجزائه من التاف ويككنه أداء وظيفته بدون 
توقف حى م تنزح المياه . 

يقابل ذلك العيوب الآتية لاروافع . 

١‏ - ضرورة إنشاء مخطة اضغط وشبكة مواسيراطواء ممايز يد فىتكاليف 
المشروع . 

2 قلة جودة الرفم بواسطة اطواه المضخوط . 

م« ل زيادة الفاقد من اطواء المضغوط فى شبكة الواسير .م مرور الزمن 
مما يستدعى صيائتها وقاقطة لماماتهالمنع التسرب و لتقليل الناقد 


؛ ‏ إنشاء محطات ضغط الطواء فى وسط المدينة بسبب شكوى السكان 
الحيط يبا من الجلية التى تحدثها الما كينات والمضاغط ولذلك يلزم ترك فراغ 


35 


ممع جوطا انع أل ىف : 


سام ل 


ه - رأحة الغاز امخارج من عامود العادم حنم رفع العامود أعلا من المبائى 
المجاورة 
5 - عدم إمكان ضبط الضغط أسكل رافع جايناسب حالة تشغيله حيث 
أن ضغط الشبكة الموائية .يصدر من حطة ضغط مشتركة فتسكون الننيجة 
ارتفاع الضغط ا كثر مزع اللا م ىكثير منالروافع واتخفاضه فى بعضها ولاينتفى 
هذا العيب إلا إذا خصص لكل دافم مكيسه الذى يكن إدارته بالسكيرياء 
وبهذه الطريقة عكن توفير تكاليف شمكة مواسير الهواء . 
وتقدر الجودة الكلية لارفع بنظام المواء المضغوط يحوالى 05 بز إذا كانت 
شبكة المواسير جديدة وتقل إلى 8؟ ./* وأقل قليلا مع قدم شبكة المواسير 
وهذا باعتبار أن ضنط اطواء ؟؟ رطلا على البوصة وفى حالة الاستئناء عن 
شبكة المواء تبلغ الجودة م" تقريباً وتقل هذه الجودة مع ارتفاع الضغط .' 
وفى القاهرة يحتاج كل مثر مكمب مرفوع فى المتوسط إلى9١١‏ أقدام مكببة 
تقريباً من الهواء الحر مضغوطاً إلى 7؟ رطل على البوصة المر بعة و يمكن الحصان 
الواحد الناتم من ما كينات مخطة الضغط أن يضغط حوالى لسعة أقدام مكمبة 
من أطواء الحر فى الدقيقة . 

1 ويعقارنة ذلك بالطلمبات الخصصة للمجارى فان الجودة تتراوح بين ٠/.4٠‏ 
وده ب/ز عند ما تسكون الطلببة جديدة وتنخفض مع استمرار التشغيل أو 
القدم وهذه الجودة هى الى يصح مقارنتها ب 4م بز فى الروافع أى باستبعاد 
فاقد الشمكة الموائية . 


الرو أفم فى فترة الفيضان 


نظرا لآن المشروع الاصلى لمجارى القاهرة وذ مع على أساس استهلاك ٠ه‏ لتر 
لاشخص الواحد فى متوسط السكان المقدر عددم 450٠‏ لسمة لى سنة؟ "و عا 
فى ذلك ٠١‏ لثرات للشخص من الطيقات الفقيرةو ١٠6١‏ لئراً للشخص ف الطيقة الراقية 
والأجانب وحيث أن تقدم القاهرة السريع دل على أن عدد السكان زاد كثيرا عن 
المقدرف الشروع الأصلى كا أن متوسط الاستهلاك اليوجى للشخص الواحد بلغ ٠ة‏ 
لنرا فان الروافم وشبكة مواسير الطرد كباق المشروع أصبح لأبكفى لاتصرفات 
الحالية. ولذا اضطرت المصلحة لانشاء محطة.طهبات الأميرية والجمع الشانى 
ودر وعه مع الاستمانة منذ سنئة 5*4 يوضع طاميات نقالى مساعدة لاروا افم الغير 
قادرة على رفع التصرف مدة الفيضان مثل روافع الداخلية ومريت باشا وشارع 
حكيم وامفازنداره وروض الغرج والمطيعة الأهلية وهذه الطلميات النقالى يمكن 
الاستغناه عنها عند تكملة فروع المجمع الرئيسى الجديد كا سيأتى شرح ذلك بعد 
كا استغنى عن مساعدة روافع قبلى القاهرة بطلمبات تقالى بالمبتديان وجوهر 
القائد ودرب الجاميز وأبوالسعود بعد تشغيل مجرى الخليج الجديد وكا أنشئت 
طلبتان كبربائيتان لزين العابدين وجزيرة: بدران 'لنفس الغرض و«المنتظر 
الاستغناء عن جميع الطلمبات والكباسات النقالى بعد سنتين عند مايثم إنشاء 
باق فروع المجمع الثائي الجديد , 


هد © سد 


ولاك صنل المواء 


أنشئت محطة ضغط الطواء عمروف ضمن المشروع الأصبل وتحتوى على 
أربعة مجموعات بخارية من ذات القدد الثلاثى كل تدير ثلائة مكابس لضغط 
الحواء لغاية 8؟ رطلا على البوصة المر بمة وقوة كل شموعة ١١١‏ حصان تقر يا 
ا ١م‏ لفة ويمكن زيادتها إلى 38٠١‏ لغة فى الدقيقة وككنها ضغط حوالى 
٠‏ إلى 1٠٠١‏ قدم مكيب من الطواء ار فى الدقيقة . ولاكانت هذه 
الجموعات الأربع قدعة ولاتكنى روافع المدينة خصوصاً وقت النيضان ركيت 
بالحطة المجموعة الديزل رقم ١‏ قوتها ٠"؛‏ حصانا تقر يبا وتضغط حوالى ١٠م‏ 
قدم مكدب من الهواء الهر فى الدقيقة . وفى سنة ه*9١‏ ركيت الجموعة الدبل 
رقم ؟ قونها #٠‏ حصانا. تقر يبا وتضغط حوالى ".٠٠‏ قدم مكمب من الطواء 
لمر فى الدقيقة » فاضبحت. جهلة قوة الحطة ٠8؟1‏ حصانا تقر يبا جهلة مقدورها 
ضغط <والى 1١5.٠٠‏ قدم مكمي من أطواء الكر فى الدقيقة. ولاكانت هذه الخطة 
ليس بها الاحتياط اللكافى لمد .روافع المدينة بلمواء المضخوط إبإن الفيضان 
خصوصاً بعد حادث كدر الجموعة رقم ١‏ فى سيتمبر سئة ١94‏ انهه التقكير إلى 
إمجاد قوم ذيها الاحتياط الكافى للطوارىء فاستقر الرأى على, إنشاء خطنين 
مساعدتين الآولى بيلبغا بشسيرا والثانية بمضر القديعة بالقرب م نكو برى الماك 
الصالم وتحتوى كل منهس! على جموعتين ديزل وجموغة كبر بائية قوة الواحدة من 
+" إلى "6٠‏ حصان تدير مضاغط لفافة تضغ ط كل منها <والى »٠ه‏ اقدم مكدب 


ل 3 


نن الطواء الحر فى الدقيقة أى أن اقصى الحصول الكلى للمحطتين يبلغ ١6٠٠١‏ 
قدم مكمب من أطواء اخر فى الدقيقة إذا أديرت بكامل قوتها ومن ميذات إنشاء 
محطتين مساعدتين بأطراف المدينة بدلا عن تقوية محطة معروف هو إمكان 
زيادة الضغط لاروافم الموجودة بأطراف المدينة مما لا يتأنى فى حلة توليد القوة 
بععروف حيث الفاقد فى الشبكة الموائية يزيد كنا بمد الراقم عن الحطة فكان 
الضغط بالروافع المتطرفة قيل إنشاء الحطنين المساعدتين يق ل كثيرا عن الضنطا. 
اللازم لها بيما هذه الروافع المتطرفة حتاج لضغط أ كثر من الروافع الموجودة فى 
وسط المدينة لزيادة طول مواسيرالطرد الخاصة بها أما بعد تشغيل الحطتين 
ش المدكورتين أصبحت الرواقع المتطرفة تمحصل على الضغط السكافى لها . وعلاوة على 
ذلك فان وجود ثلاث محطات ضغط متباعدة يجمل خطر الغارات الجوية أبان 
الحرب أقل ضرا ناذا هدم إحدى الثلاث محطات تقوم الحطتان الباقيتان 
ابانداد الشبكة الموائية بالهواء اللازم لا حتى يتم اصلاح وتجديد الحاة و بلغت 
تكاليف بححطة معروف والروافع البوائية وشبكتى موامنير الطرد ومواسير الهواء 
بالشروع الأصلى ١5٠٠-١‏ جنيه زيضاف اليها 7٠٠٠‏ جنيه تكاليف حطى 
٠‏ يلبغا ومصر القديعة وموأسير البواء اللازمة لتوصيلها للشبكة البوائية . ٠‏ 
وتبين الوحة رقم ألخط البياى | الكبية المواء الحر اللانم لكل ٠‏ 
د مياه الجارى المرفوجة وطبما كلما زاد عامود الرفم كلا زاد تكنية . 
المواء الحر اللازمة وبين اخلط البيالى ب القوة بالحصان اللازمة أرقم جالون. 
ل مياه امجارى الضغط المقايل وبين الفط ايان ج المودة النظرية 0 


سي 5-5 
للبواء المضغوط ممروبا فى الجودة الميكانيكية للمكبس وكا زاد الضغط كلها 


قات اللودة نظ لزيادة الفاقد يتمدد اطواء بدون شغل عند انطلاقه من 
العادم خارج علية الر أفم : 


9 : 1 0 
١‏ قم كبري المراء فزللاجالرن 2 من مياه الجاف 0 2 : ا 
ع 9 .9 إن ٠‏ 2 0 
ج35 الف اللازيه 3 باخخصات >3 ارعاللررالله > من ميأء لاف فالرتيتطر :ات 


0000 
170 
000 
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١‏ الية انطية أ الحراء للششياة » الجر لاي اللابى 
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+ أ 


الضخغط يالرطل على البو 


صيسة 


ارد 


نما 


بل لخي سل 


ساون لد 


سس #انة سيد 
تكاليف الرفع بالحواء المضغوط 


بتكاف ضغط المواء بمحطة معروف عا فى ذلاك الوقود والأجور وأدوات 
التغيير والصيانة ٠ه‏ ملها تقريبا لكل ماية ألف قدم مكدب من الطواء ار 
يقابله «#لمليا تقريبا لكل من عتطى شيرا ومصسر القدئة . وعلى أساس 
أن المثر المسكعب من مياه مجحارى القاهرة يحتاج إلى حوالى ١14‏ قدما مكمبا من 
الهواء الحر لرفمه تكون التكاليف اللازمة لرفع كل الف مثر مكمب من ميساه 
المجارى بواسماة محطات الضغط والر وافم كالآتى أ 


ولع ملها للوواء المضغوط حتى يصل لاروافع 
٠ل‏ عليات لصيانة الروافم والمواسير 
والجلة 8م 2 مله تقرريبالرفع الآلف مترمكدب بلطواء المضخوط . 
وعقارنة هذا بالتكالين المقابلة فى خطات الطالميات الرئيسية نا.جارى نرى 
أن رفع الآلف مر مكمب يبلغ سم ملها تقر يبا بمحطة كفر فاروق البخارية 
و اسع ملها محطة الأأميرية الدبزل مع العلم بأن متوسط ارتفاع عاءود الرفم فى 
الروافم هو 16 مترا وفى كثر فاروق +« مترا وفى الآميرية 4؛ مثرا تقريبا . 
وعقارنة تسكاليف الرفع بالهواء المضغوط مع تكاليف الرفع :بالطامية 
الكبر بائية بالرؤضة مهد أن رفع الالف متر. مكمب فى الآخيرة ,يتكلف حوالى 
٠ة‏ مما وهى تسكاليف مرتفعة بسبب مشترى التيار الكبر بافى من شركة 
ليبون بالقاهرة . 


2-008 
المجمع الر تسى القديم 


عتد هذا المجمع من غمره إلى كفر فاروق ويبلغ قطره الداخلىمترا واحدأ 
وستون سنتيمتراً وأحداره مت واحداً فى كل مثر وطوله 78508 أمتار 
ولقد أنشىء من خرسانة السمنت وكسسر الحجر الأحمر والرمل بنسبة اميه 
ليكون مجمما مياه الار: ى سواء فى ذلك الى تصل اليه بقوة رفع الروافع البوائية 
أو تلك الى تتدفق فيه بطر يق الاتحدار الطبيعى من جبات العباسية والقبة 
والزيتون والمطرية وعين ثهس وحصر الجديدة وليكن كذلك أداة لتوصيل تلك 
المياه بطريق الانحدار الى محطة الطلمبات بكفر فاروق ويبلغ «نسوب قاعه من 
الدآخل عند غمرة لاكر4١‏ مثر وعند لبابته بكفر فاروق ؟٠رة‏ مثر. و بلغت 
تكاليف إنشائه ٠..معم‏ جنيه أى 5٠‏ ملما و؟؟ جنيها للمثر الطول و باغ 
أقمى تصرفه ماية مثر مكمب فى الدقيقة . 

وبدقء بتشغيله فى شهر أبر يل سنة ١14‏ لكنه عندماعو ينمن الداخل 
خلال سنة +0531 تبين أن خرسانته قد دب فيها النا كل بتأثير تفاعل الغازات 
النائمة نتيا الاي المقة الى مترى حل رؤالي ومزاف مهي نان رضيو 
هذه الغازات' على الميدروجين المكبرت والذى يتحول إلى حامض الكبر بت 
بطريقة غامضة مع وجود البكبر دأ مياه المجارى العفئة ومياء الرشيخ التى تتسرب 
إلى الداخل من سقف وحوائظ اجمع وتحتوى على أملاح مختلئة وكذا لوجود 
الأوكسجين بالفراغ بينسطح مياه امجار: ى وسةف المجمم. وقد فسكرت المضابحة 


حالة الما كل 


بامجمم الذ 


ديم قبل 'صلامه 


درس 


١ك‏ جمتملر مو إلضتجمع 


لجع ل 


فى تخنيف التاكل بقفل جميع فتحات المطابق أنع اطواء والاوسمكسوجين عن 
الوصول إللداخل المجمع ولكن هذا كان مستحيلالآنارتفاع وا نخفاضمنسوب 
المياه داخل المجمع يوميا يسبب خروجاطواء ودخولغيره . وقد دلت التتجارب 
على أن أمداومة تطبير المجمع من الرواسب وأغلبها رملية ودفق المياه دالخله 
لتخنيف مياه المجارى يساعد على تقليل الغازات و بالتالى يقلل التا كل 


و لكن لاعنعه ينانا . 


وقد بحت المصلحة عند تصميم المجمع القديم امال توالدالقازات وقكرت 
فى تبطين المجمع من الداخل بالطوب المضغوط الأزرق المزجج . وهذا الطوب 
لايتئر مطاقاً بنازات المجارى أو الأ-ماض وكانت الفسكر ة عند وضع المشر وع 
تبطينه بهذا العاوب وكان المانم دن ذلك زياده الم ليف أعج.م طويل وم 
اللازم استيراده من مقاطعة مستافوردشير باتجائرا المدمى باسعها هذا الطوب 
ولذلاك أكتنى بتخفيقه من الداخل يعونة السمنت والرمل بقسبة ١‏ : ؟ ولم سمح 
بطلائه من الداخل بعادة بليومينية خوف من عدم اسك هذه المادة على سايح 
ميلل فضلا عن ألتءعرض عخطر حصول أنفجار من وضع هذه اللادة ساحنة هم 
غازنات المجارى القابلة للاننجار. وعلاوة عل ىأذلك فان هذا الطلاء يحناج للتجدريد 
عل الدوا مكل سنة أو سئتين . 


وتشكلت للنة حكومية ف سئة وه من كيمائيين ومهخدسى المصلحةةبرأسها 
وكيلٍ وزارة, الأشغال المستر مولزورت' وأوصت فى تقر يرها المؤرخ ١؟‏ فبراير 


الاج سم 


ممنة مجه هدخ العقد وتهديده مع عمل بطانة من الداخل بالطوب الأازرق المضغوط 
وتضييق العرامين بقدر الامكان حيث لاتوجد مادة سمنئية يكن مقاومتها لهذه 
الغازات القوية التأثير ويكحل عادة بتيومينية معز يادة قطاع المجمع من الداخل 
حوالى ٠/. "٠‏ ليقابل الزيادة المضطردة فى التصرف 5 التتكاليف كبلغ 


اهل جنيه ( 1١+‏ جنيه للدثر الطولل ) . 


ولارأت المصلحة أن هذه التكاليف باهظة بالنسبة للفائدة المرجوة من زيادة ” 
قطاع المجمع الذى لا يف ببزيادة تصرف مياه المجارى لغاية خمسة وعشرين سنة 
مقبلة على الأقل اجه التشسكير إلى إنشاء مجمع رئيس جدريد لا يحتوى على 
العيوب الموجودة فى المجمع القديم وهى صغر قطاعه وعدم صلاحية المواد المبنى 
منها وزيادة طوله ما أدى إلى عدم إمكان مد فروع رئيسية منه ترق أحياء 
المدينة لنصريف جزء كبير من مياه مجارى القاهرة بالانحدار الطبيعى وقد قامت 
المصاحة فى السئوات الآخير ة باصلاح المجمع القديم من الداخل بين المطرببة 
وكثر فاروق يوضع طبقة فى سقفه من الإرسانة المسلحة سمك ١٠١‏ سم مكونة من 
السمئنت فوندو والرمل والظلط الز, فيع مع استمال مدقم السيدت فى وضع هذه 
اعكرسنانة وسق الخرسانة القديمة بالسئنت اللباتى المضذوط نع الرشح . و بلغت 

'تكاليف اصلاح المثر الطولى بهذه الطريقة سبعة جنيبات مصريية أنظر الاوحات 
ثم ل 0 


تو سيع مشروع مجارى القاهرة 


قام بوضع المشروع الأصلى «بندسون أغلبيم من الاتجليز والأجانب ندا 
ريف بالغرض كا يجب وكان من الضرورى توسيع المشروع بدأ ذلك التوسيع 
برئاسة مصرية فنية وإدارية والمهندسون المصريون م القائمون بتنفيذ هذه 
الأجمال من بدايتها -نى الآن . 
بدأت المصلحة يوضع محطة طلمبات رئيسية بالأميرية وى أقربْ لاقاهرة 
كثيراً عن محطة طلبات كفر فاروق ووضم مشروع توسيع “جارى القاهرة بها 
رشق مع زيادة متوسط الاستبلاك الشخدى ارد الواحد الى ضعف المقرر فى 
الشروع الأصلى وزيادة عدد السكان المضطرد وصرف:تتتاه الآ..طار والرشح مع 
مياه المجارى وهذا العامل الأأخير له أمية خاصة إبان الفيضان إِذ بلغ ايراد الرشح 
فى فيضان سنة #ة حوالى ٠٠٠٠٠‏ متر مكمب يوميا وكان أقمى نصرف مياه 
مجارى المديئة 16٠٠٠١‏ مث ر مكيب فى٠*‏ أ كتو بر سنة 4وا . وتصل مياه 
الرشح من خرسانات المطابق واللحامات السمنثيةبمواسير الخزف وبعض شرو 
شعرية فى أجامها نقيجة حركة التربة . وتز يد نسبة الرشح مع قدم خط المواسير 
الخزفية وانساع قطرها وارتفاع مياه الرشح عليها ورخاوة الثربة . فتتراوح ببن 
؟ مسرأ مكميا إلى 1١‏ مترأ مكميا يوميا لكاو مر الطوالى من الموأسير . 
ويشتمل مشروع توسيع مجارى القاهرة على مايأنى ٠:‏ 
وح إنشاء مجمع رئيسي ثافي قطاعه من الداخل كرا ا هرا مار 


5-5-5 مع 559 

على شكل حدوة العرس مبطراً ببالطوب الأزرق سد بغمره و شهى بالأميرية 1 

* سل إنشامشخطة طلدبات منذات الروحةتدار بها كيناتديزل بالأاميربة 

م سس إنشاء ماسورة صاعدة ظور قطر"4 بعض من اللأمير ية لغايةأحواض 
التنقية بالجيل اللأصفر . 

- امتداد المجمع الرئيسى الثانى بفروعه الآول بشارع الخليج عند 
غمره وشارعى الأمير فاروق والأزهر الجديدين والغاء أاتى عشر رافما شرق 
القاهرة ثم ملم بشارعى هد على واخليج لغابة السيدة زيطب وعصر القدعة ٠‏ 

هو ل امتداد فرع الشرابية والمديولى لغابة مخطة مياه السطاوح ثم شارع 
المللكة نازلى لغاية التممر العينى وامتداد فرع شارع فؤاد الأول لغابة كو برى 
بولاق وامتداد فرع مجرى شبرا بشارعى الترعة البولاقية وشبرا . 

> أغداد حوض الطوارى؛ الملاصق لجسر السويس من اللبة القبلية : 
إلقرب من عفر فاروق وهو حوض إسع -والى مليون مز مكمب تلجأ المضامة 
إلى إطلاق المياه فيه عند الطوارىء إذا تمطلت إحدى المواسير الصاغدة أو إذا 
زاد التصرف عند هطول الأمطار وفى الفيضانات لدرجة محشى دنها . 


7س إنشاه أحواض ترسيب وتنقية إضافية بالجبل الاصفر . 


ع لع سم 


المجمع الر ئيسى الثانى 

أنثىء من خرسانة السمنت والرمل وظلط الصحراء بفسبة | : *: 4 مع 
تبطينه بالطوب الأزرق المزجج وقطاعه من الداخل »هرا >< *هرا مر على 
شكل حدوة الفرس وطوله هلاءه مثرا وانحداره 7٠٠١ : ١‏ يبدأ من غمرة 
عنسوب قاعه لادر!! متر| ويبلغ أقمى تعرفه +17 مثر مكمبا فى الدقيقة . 
وتبلغ تكاليف إنشاء المثر الطولى منه ثلالون جنيباً مصر يا تقر بيبا . ونم توصيل 
اجمع الرثيمى القديم بالجيع الثاتى بواسطة مجر بين طول أوطها عند القبة .م١‏ 
مثر وطول الثاتى «لام مترا عند الدعرداش وقد أنشكا بنفس مواد المنشأ منهسا. 
لجع الثاثى و بلفت تكاليف المثر الطولى من كل مهما فى المتوسط +» 
جنيها مصر يا . 

وقد بلغت جملة تكاليف هذا الجمع والفرعين المذكو رين *٠مرء٠؟‏ جنيه 
و يمند مجرى الجمع الثانى مارا تحت خط سكة حديد المطرية إلى شارع اطاييج 
المصرى فيجتازه إلى شارع الأمير فأروق ثم يتدى عدا الشارع حنى ميدان 
الملكة فر يده و يتعطف أخجر ى إلى شارع الأزهر ويصعد فيه جتى تبايته وتبلغ 
قيمة هذه الأعمال ٠٠..س؟1‏ جنيه وتشتمل على 198 مثّرأ طوليا من «عجرى. 
قطاعه ٠.جرا‏ ا 4هرا مثر على شكل حدوة الفرس و ؟وة مثرا من ماس 
*هرا > 14ر1 بشارعى ليج وناروق و٠4‏ مثرا طوليا من قطر ٠٠ر١‏ مر 
بشارع الأزهر خلاف + كيلومترات من المجارى النرعية قطرها الداخلى ١‏ 
سنتييثرا قادون . : : : : 


ماوق سم 


ويمند المجرى الرئيسى من حديد الظهر بقطر +4 بوصة من ميدان الملكة 
فريده لغاية باب الخلق و يقطر #" يوصة وه" بوصة لغاية السيدة زيلب ثم 
ند ماسورة ملتحمة يقطر 7» يوصة بشارع المبتديان لغاية القصر المينى و يقطر 
4 يوصة أغاية كر دعق . حيث يتصل عاسو نى الروضة ومصر القدرعة 


كل بقطر 15 يوصة . 


٠‏ وند من شمرة مجرئ الشرابيةبوالمديولى مقلن قطاجه.نن افذاخل ره 
»ا هرا مترعل شكل حدوة الفرس لفاية محطة مياه السعاوح و بذاك يمكن 
صرف مياه الأءطار بالانحدار الطبييئ بدون حاجة إلى تشغيل هذه الحطة التى 
تستمد التيار اللكبرباى اللازم لمآ من شركة ليبون وجارى إنشاء هذا الجرى 
وتبطينه بالجز السلوى من الداخل بالطوب الأاذرق المزجج ومونة: السمنت 
: فوندو والرمل أما التقاع والجدران السذق لد خلية.فاكتنى 'بتخفيقيا يعونة النسئنت 
'فونبو والرمل وقد رئعى .عند إنشاء هذا الجرى.تخفيقه من الخارج كونة السمنت 
وار مل الخلوط بمادة ماننة لارثئح حيث ثبت من التجارب أن الرشيح منالمواءل 
الى تسناعد علي دالا مل د الحا بشارع .الترعة البولاقية بقطاع ٠‏ 4ر١‏ 
*ر؟ مث على شكل يعد وة الفرسن لغاية الاسعاف ل حيث يتفرع فرعان الآول , 
بشارم. فؤاد الاول لغاية كو بر اعحديوئ أسماعيل. بقظر:7؟ بوصة ة والثأتى لغاية ' 
تقابل شارع المبتديان بشارع القصر: العيى و بقطر فتر وأحد . .وسيمئد مجرى. 
شيا من ففق الشزابية تتا شارعن الطؤيل.والترعة البولاقية بقاع مقاسه ' 
اباك 0 0 7 00 حدوة ١‏ الفري م قلي وراب ما 0 


عند رهم 0 


اليا لالموسذ 
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ملاعم .هرا بد ..مر؟ مبلول . ااعتا وعسوب الشاع عدالمداجة مكرود الهاي ار 
الأخدان 13 ...»د 


علوب ا زدق عولة أ معدل اسمس 119 
ماده لدلنأش بالشازامثة 


سر . مغر 5 
شلي اما مبلول .مم يديب مرا وممسوب التاع علد المبياً لل ليد 7 


الأُغار الوم تيم 
3 _ تعوييهك 
277 مين مشعوده 
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رَنْانٌ الاما لالمثيييا تالس ابه غتذيمم ده 
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لالنا وربافطازات 


حوسا ل 1 سعلشيه بلسسية به )ا 


سي 00 ااإظلزلم 


0 مت ديه 
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1 هبر 
علام. در ع كور بلول >١١‏ متا ومسويالتاع علد المبدا +2 خ؟ وعد الهاي دم رعية 
الإشار 1١‏ انها 


با ردن عون الا سلك بسو 
مامه لانلاثر بالثازات 


0ك 


7 د ' 
لطاع :كرك مديكمر؟ نطول 114 ومنسوب لطاع عند اليا 01ر14 وضدالئهاية ميكل 
الالغبار 0 


علوب ١‏ زرق عونه الا سال ببصله 111 
وماد اللا ل بالا ران 


عرسا ١سملشه‏ إلمسة 46 )اه 


1 وات المثنا نامرع 


اذا مالرئيكية 
معي مإلرم 13 ٠.‏ 


١ 9‏ 0 مش مثل 
لاع ديا باهر خطول ١وه‏ ثرا ومسسوبالمتاج عبد المندا 4ن علد اليليز يوري 
الإخدار 11 امسن 


اررق مويك لللسجة ندنا 


بمعاده مازام لالنأخرانانات 


: متر 5 مق ل 
قلاع.ه »د ورا لوك بج مثرا رحسوبالناع عد المبدا حدرة! وعدا لكا 4ؤدكا 
كل 


0 لايم 
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قمر قوق اهنا ومسوب انتاع عدالمييا 5 رها وعنداكيايط وبع رهزا 
الالضا ضارا نوو 


سي 
و جيه مره تو 


اللوحة قر 3 


بت ور موسي حو 5' جر ل 3 مو عد عه كنا مط 3 
جتوعر/ لمعي وه .ء. ا ألو 6 ا كرء فت ١‏ م 


له 
بي سمت 7 0 


ل ماه اس 


ام دن لست مام 
لوج القيع للتترنن 
تناع المي على هيه جمد وه المرس قاس ٠‏ هرا»..ر + مت 
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0 كر عي الاو ارب 


“ميا الموللئر 
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اللسوفم؟ /رحقيله 


السريوم رلاانة 


داوم 


بشارع شبرا وجميع هذه المجارى تصرف بالاتحدار الطبيعى لتكفى مع الممجاري 
الأصلية الموجودة صرف مياه مجارى القاهرة جمدل ه؛ مترمكمب يوميا للبكنار 
الاعد ”مق مسلمة الناظق الى تمترق اوتعته التتارى وقد وعد أ هذا 
المعسل هو المد الأعلى المناسب لو العمران بالقاهرة ويتفق مع زيادة عدد 
السكان بها والتجديد الجارى من هدم المبالى القدعة وإنشاء عمارات ضخمة 
مكانها ممدة بأحدث الاجبزة الصحية التى ترفم متوسط معدل استهلاك المياه 
للشخص الواحد إلى مابة لتر يوميا تقريبا كما أنه ينف كثيراً عن الروافم 
الخالية و بذلك يمكن صرف المياه بمجارى القاهرة فى الفيضانات العالية بدون 
الاستعانة بالطلميات النقالى التى تعطل المرور وتشعر الأهالى نقص مشروع 
مجارى القاهرة وتبعث الفزع فى ننوس الأهالى من أى طفح داخلى باحدى المباقى 
تنيجة انسداد يحرى داخلية أو بالوعة أوسلطانية مرتفق . وأئناء الفيضانات 
العالية تمد أحيانا المصلحة صعوبة فى تفييم بعض السسكان :من غير المتعلمين من 
أن السداد سلطانية مرتفق أو بالوعة بدور علوى لا يمكن أن يكون يسبب 
الجارى العمومية وإلااكانت المجارى تطفح أولا بالشارع قبل أن تطتح فى 
الأدوار العالية وهذا طبعاً نتيجة فزعهم أثناء الفيضان العالى . 


اتأكل المونة بالمجمع الرئيسى الثاى 


بدأ تشغيل المجمم الرئيسى الثانى فى ايريل سنة م15 ولم نمض سنة على 
تشغيله حتى تين للمصلحة أنالسكحة النشيومينية لم تمنع مرور غاز المجارى بِينها 
و بين جوانب الطوب الأزرق المضغوط بالعراميس ووصلت إلى المونة السمدتية 
خلف التكحلة وحولت جزه من المونة بعدق أربعة سنتمترات تقر يبا من سطح 
العرموس إلى معجون جبس مائل للبياض و بانتفاخ هذا المعجون ضغط على 
الكحلة البيتومينية فورزت خارج العرموس - وذعرت المصلحة من سرعة 
هذا التا كل وخيف على الطوب الأزرق من انحلال جميع المونة حواليه فيتساقط 
داخل المجرى وينهار المجمع فبدأت المصلحة باستشارة الغنيبين فى الخارج 
اعابلة هذه الخالة كا شرعث فى عمل جارب على عدة عينات من المونوالدهانات 
البتيومية وا مواد التى تخلط مع السمنت لنع النا كل أو لوقف الرشح الذى يساعد 
عليه وجربت هذه المواد لابياض والكحاة والدهان وتتاخص . نتيجة هذه 
التجارب فما يأنى : 

أولا : جميع أنواع الأسمنت تتأثر ويدب 5 النا' كل بغعل غاز المجارى 
أوجود الجير بها وكذا قلت نسبة البير ار ( الفير متحد ) يها كا قل المآ كل 
فبكان السمنت الأسود ( الفوندو ) أ كثر مقاومة ف نالسمئت العادى لاحتوائه 


على 4٠‏ بز من اير بدلا عن 5٠‏ ب فى الأسمنت البورتلاندى وما يزيد فى 


لوة هذا لوعن الت طرق نحضهه من أن كبر بائية خاصة 
تجعل الجير به أ كثر ثبانا من غيره . 


ثانيا : تمر يض «ونة السمنت لاغازات قبل استكال تحجرها لبا 
معرضة للنَا كل أ كثر من السمنت القديم المتحجر . 


ثالثا : جميع المواد البقيومينيه المشهورة فى الشارج بأنها تقأوم النأ كل مثل 
الانرئول والافرسيل تلين داخل الممجمع وتزول فى أشهر قليلة . 


رابا : الواد التى يدعن بها سطح ا مونة لتتحجر وتقاوم التتكل مثل 
سليكوفاور يدوسليكات الصودا والنرائوكس وكونتراسيد ومادةاللاوزيرلاتساعد 
كثيراً فى تقليل النا كل وتزول بعد أشبر قليلة . 


خاسا : نبع أنواع السمنتالممروقة يعقاوستها لان كل مثل السمنث البحرى . 
( أمعمن عمتتملد 0 وصمنت 5.6 وغيرها ظهر أمها أقل مقاومة من السمنت 
فوندو والحقيقة أن العينات القى كانت يقدمها مندو بو الشركات انهالت على 
الصلحة يكثره وكانت أسبل طريقة لاقناع مقدم العيئة لكف عن مضايقة 
الصلحة هو أن يرى النآ كل بعينه فى العينة الى قدمها أو الى قام بنفسه بوضعها 
داخل المجمع . واستخلصت المصلحة أن خير طر يق لمقاومةالنآ كل هو تبطين 
سقف المتجمع من الداخل وجوا نبهبالطوب الأزرق المزجج و هونة السمنت فوندو 
والرمل ويمكن الحصول علىهذا الطوب محليا وريكلف حوالى أربعة عشر سجنيها 
ممم رياللمتر المكتب الْبنى . وكانت المصلحة على وشلك الشروعحالا فى إنشاء 


مجمع الغ من غمرة للاميرية حق تتفادى تعر بض القاهرة لخطر تهدم المجمع 
الثانى لولاوجود ظاهرة غريبة فى المجمع الثانى أرجأت إنشاء المجمع الثالث 
حتى نم المشروعات الطامة الآخرىالتى كس اليباشديد الحاجة لازيادة السربعة 
فى تصرف القاهرة . وهذه الظاهرة هى أن النآ كل السريع الذى ظهر بق 
أربعة سنتيمكرات فى أول سئة ١‏ برد من سنة 198٠‏ لغاية الآن إلا ملايمترات 
قليلة ويمكن تعليل ذلاك للاسباب الآنية : 

١‏ - زيادة التصرف بامجمع قال الرواسب بسبب زيادة السرعة فضلا 
عن نيت هيأه مار ىو امركزة 4 

* - المداومة يوميا على إزالة الرواسب بالمجممين الأول والثانى وباق 
المجارى الرئيسية فى أثناء اليل فان عمال المصلحةتقوم بازالة حوالى عشرون «ترا 
مكميا بوميا من الرمال الراسية ببكل من الجممين القديم والجديد . 

م اس الفجينة الجبسية الطررية تعوق مرورغاز المجارنى داخل: الغرموس 
إلى مسافة عميقة فيضعثت تأثيره 0 

ة - المونة الداخلية التى تتعرض داخل العرموستقاوم أ كثر من المونة 
السطاحية لأنها حجرت عرورعدة سنين عليها قبل تمرضها للنا كل . 

ويبلغ جملة تصرف المجمعين الأول والناتى 9/٠‏ مترا مكعبا فى الدقيقةوعل 
اعتيار أن هذا التصرف مدة ألف دقيقةريازم أن يكون مساو يا لقصى_ تصرف 
مننظر مدة .الفيضان فيكون أقصى تصبرف يوى يمكن صرفه بالجممين الخاليين 


سس ليا سلس 


الاوحة رقم م1 سل غرفة الراسب بالجمع الثالى 


اللوحة رقم 15 سس بروز السكحله البثيو مينية بالمجمم الثاني 


لس ةحصم 


هو ...9/7 مترمكمب يوميا وهذا هو التصرف المننظر فى فيضان سنة ٠و١‏ 
مع وجود احتياطى و بعد ذلك التاريخ يلزم أن إيكون لاقاهرة ممجمع ثالث واسكن 
بالنظر لضرورة قرميم أحد المجمعين مدة الشتاء أى عند مايكون النصرف أقل 
بحوإلى 5١‏ يما عن مدة الفيضان اذلك يشحم إنشاء المجمع الثالث وتشغيله 


حوالى سنة 4و١‏ على الآ كثر . 
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محطى طلببات كفر فاروق و الأميرية ش 


تشتمل طللبات كفر فاروق على أربعة مجموعات رفم كل مها نمحتوى 
على ماكنة بخارية قونها حوالى. .؟ حصانف السرعة العادية ويكن زيادة 
سرعتها الى 8٠‏ لفة فتباخ قوتها ٠‏ 4م حصان كا يمكن نخذيف سرعتها الى عشرة 
لفات فى الدقيقة ونتحتو ىكل مجموعة على ما كينة بخارية تديرطلمية ذات ثلاث 
مكابس ترفع حوالى ٠..:؟‏ مثر مكب تقريبا وبلفت نكالينها الانشائية 
:امه حنيهات لما كنات وسووخه حنيوات المبانى حلاف الييارات 
ويمكن هذه امحطة رفع 0٠٠١‏ مثرا مكمبا يوميا و بالنظر لقدمالماسورة الصاعدة 
قطر 4" بوصة الى توصل مياه المجارى من هذه الحطة إلى الجيل الأصفر فلا 
إسمح بز يادة التصرف عن 00.0٠‏ مثر مكب فى اليوم وتبلغ تسكاليف دقع 
الآاف مترمكمب با فى ذلك الوقود والاجور والصيانة والاصلاح والمصاريف 
الادارنية الح سم ملما تقر يباً وفى حالة قتعم المياه على حوض الطوارى٠‏ بكفر 
فاروق أو على أحواض التنقية المزمع إنشاؤها بجوار هذا الموض يكن تشغيل 
هذه الحطة إلى أقصى تصرفها و بعد إنشاء الما كينة الديزل الخامسة المنتظر أن ' 
تبلغ قنها سسعاية حصان يمكن رفع جميع المياه الممكن أن ترد لبيارة الحطة من 
ا مجيع اارئيسى القديم وهى حوالى 6ثوق.ءةآ1 مثر لعلت .وميا و بذاك تنقص 


تكاليف الآلف مثر مكمب إلى درجة كيرة . 


وتشتمل محطة طلببات الجارى بالأميرية على خمسة مجموعات رفع منها 
١‏ ثلاث بحموءات تتركب كل منها من ما كينة ديزل قوة ٠وة‏ حصان دير مباشرة 


ساوهىا ب 


ابر 


0 
<2 
3 


م ١ع‏ اما 


ص 
3 


دات د 


ول وطلبيات 


6 


2 


سيطة الامين 


عه 


سس 3/8 سل 


ساون سم 


طادبة ذات أر بعة مراوح تمرفراء :مر مكلت لزنا فى اليوم وجسوعتين 
تركب كل منهما من ماكينة ديزل قوتها ٠.٠.‏ حصانتدير طلمبة مروحة تصرفها 
6٠‏ مثر مكعب فى اليوم ونظراً لآن الماسورة الصاعدة قطر +4 بوصة التق 
توصل المياه المرفوعة من هذه اللحطة إلى الجبل الأصفر تسمح بنقل تصرف 
عواق 646 انق تكن ق اليو لق شيرق عن كماد عبود بذك 
وبلغت التسكاليف الانشائية لهذه الحطة . .خرهم؟ جنيه با فى ذلك المصاريف 
الادارية وتبلغ تكاليف رفم الآلف مر مكب بهذه الحطة هم؛ ملما ويفنظر 
أن تقل هذه التسكاليف بعد تشغيل الماسورة الصاعدة 'الثالئة قطر 5٠‏ بوصة 
بين الأمير ية وكفر فاروق و يتطاب زيادة التصرف المنتظر رفمه من هذه المحطة 
لوصا بعد إنشاء الجمع الثالث ضرورة إإنشاء عنير ماتى لوحدات رفع جديدة 


دى تفى الحطة سم تصرف القاهرة المنتظر لغاية سئة +5و9ل. 


فار 


لاقاهرة ثلاث مواسير صاعدة الأولى من الظور بقطر 5؟ بوصة و بطول 
+1165 مثرا بين شمطة كفر فاروق وأحواض التنقية بالجبل ,الأصفر و يبل 
أقصى تصرفها ٠‏ ...0ه مثرمكمب وبلغت تكاليف إنشامها كمعاة جنيها 
والثانية بقطر 4 بوصة من الظبر من درجة ج بين الأمير بة وكثر فاروق بطول 
855/ مثرا وين درجة ب بين كثر فاروق والجيل الأصفر بطول ١١65#‏ مثرا 
ويبلغ جملة طوها جروا مثرا ويبلغ أقصى تصرفها امار مكيب فى 
حالة الرفع مباشرة للجبل الاصفر و....18 مثر مكدب أى حالة الرقع قٍ 
الأميرية موض الطوارىء بكفر فاروق و يلغت جملة تكاليفها سمسهة؟ جنيها 
خلاف زع الملكية . والماسورة الصاعدة الثالثة يقطر 6٠‏ بوصة م نالصاب 7 
الأميربة وكفر فاروق وتباخ قيمة عملية الماسورة المذكورة الجارى تنفيذها الآن 
٠..ن*»‏ جنيه وهى ماسورة من الصاب سمكها +حكرء من اليوصة مغلفة سن 
الداخل والخارج بالتيومين المشيع يخيوط الاسبستوس و«وضوع بطريقة الطرد 
ا مركذى من الداخل بسمك ؛ ملليمتر و بسمك ٠١‏ ملايمتر من الخارج . و إذا 
كانث المواسير الظبر قد دلت على مملها للنا كل بنربة القطر المدمرى أ. كثر 
من الصلب إلا أن الغلاف البيتوميتى المخلوط بالاسبستوس سيحمى الماسورة - 
الصاعدة الجديدة لزمن غير قصير وعلى كل حال فان وضع هذه الماسورة بجوار 
المواسيرالظبر الموجودة شيهىء للمبندسين المصريين فرضة نادرة لاحتبارالضصاب 


لح لاني سم 


فى غذه الخالة بالننبة للظبر علىنقياس كبير و يبا ويبلغ التصرف المنتظر ذالماسورة 
بين الأميربة والجبل الاضفر 50 مار مكيب يوميا أوعء هك 3 
مكيب فى حالة الرفع لحوض الطوارى»ء 0 فاروق فتكون جملة التصرف اثلاث 
مواسي ركلا لى : 


٠٠‏ مثر مكب للماسورة الصاعدة قطركم بوصة لغابة الجيل اللأصفر 
«6٠٠٠٠‏ «م 2 2 ه 55 سدم 2 2 


7" 2 «.ه سام كفر فاروق 


أخلة 17 معز مكنا نوما 


وحيث أن أقصى تصرف منتظر لممساه مجارى القاهرة هر ١6.٠٠١‏ فى 
سلة 1449 و...4!؟فى سنة +116 و....لا؟ فى سنة 56و] ود,. عيبم 
فى سنة +/191 و01- .7م فى سنة 908٠‏ و...م"8؛ فى سئة 155٠١‏ فن الثلاث 
مواسير مما تكنى لغاية هذه الة ولكن امنتظر أن الماسورة الصاعدة قطر +م 
يوصة اتستبلك قبل هذا التاريخ وفى هذه المالة يكون تصرف الماسورتين 
الصاعدتين قطر 5غ بوصة و ١‏ بوصة البالغ. ...ةس مترا مكميا يكنى لغاية 
سئة 1941 وق حالة حصول طارىء يعظل إحدى الماسورتين المذكورتين انه 
يمكن لشغيل محطة كثر فاروق والأآمير ية معا إلى أحواض التنقية وحوض الطوارى, 
بكفر فاروق . ويتبين من ذلك أن الماسورة الصاعدة الثالثة يبلغ قطرها أ كثر 
من اللازم وفى الواقع أن قطرء” بوصة كان مقررأ للماسورة الصاعدة من الأاميرية 


500 
لغاية الجبل الأصفر ول يعتمد وضم أحواض التنقية بكفر فاروق إلا بعد اعثئاد 
تنقيذ الماسورة الصاعدة وبذلك أمكن وفر ....* جيه فقط قيمة تكاليف " 
المأسورة الصاعدة بين كثر فاروق والجيل الأصفر بدون زيادة فى تكاليت 
أحواض التئقية لآن هذه الأحواض سواء أنشئت بكفرفاروق أو الجبل الأصفر 
فان التكاليف لا تل ف كثيرا . , 

تين الاوحة رقم 4؟ تصرف مجارى القاهرة طوال سئة 4ه حسب الخط 
البيائى العلوى و يبلغ متوسط نصرف شهر فبراير من السئة المذ كورة 2٠٠٠.١‏ مثر 
مكب يوميا وأرتفع التصرف مع ارتفاع درجة الحرارة حتى|بلغ متوسط التصرف 
اليوى فى أشهر الصيف 6٠.١‏ مثر مكب يوميا وزاد التعمرف عقب ارتفاع 
مناسيب الروضة مدة الفيضان حتى باغ أقصى التصرف اليوى ...120 متر 
مكب فى 3 ٠‏ أكتوبر وتبين اللوحة ركم 0 تصرف سنة 1984 وقد بلغ 
أقمى التصرف اليو 181٠١‏ مثر مكمب يوميا فى 1988/٠١/١‏ وتبين 
اللوحة رقم 56 مناسيب النيل عند مقياس الروضة ومناسيب مياه رشح ف 
ميدان الفلكى فى ستتى :وا ومعة١‏ ويلاحظ أن مناسيب مياه الرشح 
ترتئع عقب ارتفاع مناسيب النيل كوالى: ه؟ يوما ويبدأ الالخناض أيضا فى 
الرشح عقب الخفاض مناسيب النيل بنقس المدة . 


: 78783240 31 بير إبردبرود * وم من ب وس كبحي حويب جل ري 
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حوض الطوارىء وأحواض التنقية 


تبلغ مساحة حوض الطوار: ى مائتين فدأن ويحده من البة الببحرية جسر 
السو يس وهو يكون حوضا طبيعيا يمكر. رن دفع مليون مثر مكب أليه عاسورة 
الطوارىء قطر 5 بوصة المتصلة بين المواسير الصاعدة وهذا الحوض و يمكن 
رفع المياه اليه عند حصول طارىء لاحدى الحطتين بالأميرية أوكتر فاروق 
أو عند حصو لك سر باحدى المواسير الصاعدة فيمكن, تخز ين لياه به افايةتصابهم: 
التاف و إعادة التشغيل وكان الغرض تتفر يم المياء منه إلى بيارة ممطة كثر فاروق 
لاعادة رفعها . 

ونظراً لآن هذه المحطة لا يمكن حميلبا أكثر ءن طاتنها لذلاك رؤى إنشاء 
أرعة بالاتحدار الطبيعى من قاع هذا الحوض لغاية ترع المجسارى بعزرعة الجيل 
الأأصفر طولما حوالى ١١‏ كيلو مثرا والتعدارها حوالى ٠١‏ ستتيمترا للكيلو متر 
وتسمى ترعة الطوارىء ويمكن بها صرف المياه هن ااوض مباشرة إلى المزرعة 
و بدون داع إلى تخز ينها . 

ورغبة فى الاقتصاد طلبت وزارة الأشخال ٠ن‏ وزارة الصحة حث إمكان 
وضع أحواض تنقية على طر بقة تنشيط المأة بأول ترعة الطوارىء يكفر فاروق 
الاستغناء عن طول الماسورة الصاعدة الثالثة بين كفر فاروق والآميرية وصرف 
اأياه المنقاة بواسطة ترعة الطوارىء حتى تصب فى رع الجبل الأصفر بالانحدار 
|اطبيعى مارة فى الصحراء بعيدة عن السكن ومن 5 وزع على أراضي المزرعة. 


بح لير فك 


و بذلك يشحقق وفرجوالى ٠...‏ جنيه ويحكن تنقية مياه المجارى يكفر فاروق 
قبل أن يمضى عليها زن أطول لاوصول إلى الجبل الأصفر فلا يزيد تمفنها وتقل 
بهانسية ال هيدروجين المكبرت من حوالى ه؟ إلى ١6‏ ف المليون وكا قل تمفن 
مياه المجارى كلا سبات عملية التنقية وخصوصا بطريقة تنشيط الهأة وقد شجع 
رحال الصييحة يجاح تجارب التنقية بتنشيط الهأة الجارى تشغيلها الآن بالجبل 
الأصفر وككن بهذا الترئيب تنقية ...10 مثر مكمب روميا بكثر فاروق 
و1406 مثر مكيب بالجبل الأصفر وتكون جملة ذلك ...57 مثر مكمب 


وهو تصرف القاهرة فى سلة 155٠‏ . 


وحيث أن موضوع أحواض الننقية طويل فآمل إرجاؤه لفرصة أخرى م 


يجارى القاهرة . 

روافم القاهرة 

ميزات وعيوب الروافع . 

الروافم فى قترة الفيضان 2 . 
خغخطات ضغط اطواء 

تسكاليف الرفم بالهواء المضنوط ‏ . 
الجمع ارئيسى القديم . 

"سيمع مشروع مجحارى القاهرة 
لجمع الرئيسى الثالى وفروعه . 

جا كل الوثة بالجمم الرئيسى الثانى . 
#طتى طلمبات كفر فاروق والأميرية 
الواسير الصامدة   .‏ . 


حوض الطوارىء وأحواض التنقية . 
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النشرة الثانية من السئة التاسعة عثير 


اماردلا 


حارى القاهرة 


امرستاز قود وصفى 
وكيل مصاحة امجارى 


ألقيث يجمعية المهندسين الملكية المصرية 


بتاريخ و فبرأير سنة 9م9١‏ 
حقوق الطبع محفوظة للحمعية 


مطبعة الاعتماد بشارع سين الا كبن بمصر 


الجعية ليسث مسثولة عما جاء بهذه الضحبائف من البيان والآراء :. 
تنشر الجمية غلى أعضائها هذه الصحائف لانقدوكل تقد يرسل للجمعية 
يجب أن يكتب لوضوح وترفق به. الرسومات اللازمة بالمبر الأسود ( شينى ) 


وفنرسل ببرسعها ٠‏ 


حارى القاهرة 


إن مشروع الجارى له أعمية خاصة للمدينة من الوجبتين الصحية والعمرانية 
. ومن واجبات (الساطات الختصة - عند إتنفيذ مشروع المياه للمدينة ‏ أن 
30 رفي تسن الوقت فى كيفية تصر يف هذه المياه بعك الاستعمال لئع تخز ينبا 


وثعفنها حت جدران الميالى . 


وفى الجوات|احرومة من الجارى ياجأ أسماب المباق إلى استعمال را نات 
مصمتة تفيضمنها مياه الجارى إلى المجرور وهو سرداب التسرب المسمى بالترا نش 
وفى المبانى الكبيرة تخوص آبار ارثوازية لتصرريف الفائض زالماى إلى باطن 
الأرض . وسرعان ما يتوق ف هذا الجهاز عن أداء وظيفته بسبب السداد مسام 
الثرية بالمواد الذهنية والمخاطية الموجودة ف 5 المجارى ويحتاج اعازان إلى 
الكنح المتكررخصوصا فى التربة الطيئية والقى بها مياه الرشح مرتفعة فتستبلك 
هذه التكاليف جزء كبيرا من غلة المبى . وفضلا عن ذلك فان كزين هذه 
السوائل القذرة والسربعة التعفن أسفل المبنى لما يضر بصحة السكان و يتلف 


حدران الممالى ٠.‏ 


تت 6 

وكان هذا حال القاهرة قبل إنشاء مشروع المجارى كا كانت تركد يها مياه 
الأمطار عدة أيام وتتوحل شوارعها وم يكن بالقاهرة فى ذلك الوقت سوى 
مر طولى من مخارى مياه الأمطار لحا ثلاثة نصبات ف الثيل وأضيف 
عليها 4٠١‏ مثر تقرريبا أنثأنها نصلحة التنظيم فى سنة ١90‏ أما باق القاهرة 
فكانت تثرك بشوارعبا مياه الأمطارحى تتسرب إلى باطن الأرض أو تكسحبا 
عربات التنظيم ١ ٠‏ 

وكان ذلك داعيا قويا لتفكير الحسكومة فى إنشاء مشروع مخارى لمدينة 
القاهرة فشكلت هذا. الغرض عدة لجان لم تنته إلى نتيجة ثم فامت المسكومة 
بنشكيل لجنة من ثلاثة مبندسين عاليين أحدم المسثر هثرى لو الاتجليزى والثاى 
المسيو جيرار الفرنسى والثالث الطر هبرشت الالمالى لنحص ثلاثين مشروط 
لمجارى القاهره لم توص الاجنة على مشروع واحد منها لنقص هذه المشاريع . 
غير أن الاجنة أوصت بأن نظام المجارى المناسب دينة القاهرة يجب أن يكون 
نظام جارى نشترك ( سورد فعداطوت ) أى أن مياه المجارى والمطر 
تصب فى ماسورة أنحدار واحدة وأن تتحدر بميع المياه فى مجارى أحدار رئيسية 
إلى محطة طلمبات. واحدة ارقم مياه المجارى جميعها فى ماسورة من الظبر إلى 
أرض صحراوية ف الشمال الشرق بالقرب من كفر فاروق . وتروى الثر بة الرملية 
عياه المنجارى يدون 38 إلى تنقيتها . 

واعتمدث المسكومة مشروع مجارى المستر بإروا على أساس توصيات: 


اللجنة المذكورة فى سنة #هم : ثم أهمل المشروع للأسباب غير معلومة.. 


وفى سنة ١45‏ قدم السير وليام ولكر وس ثلاثة مشر ومات مجارى أهبا 
يشير بانشاء يجين رئيسيين أولىا يعر بشارع اهليج المصرى ترقا المديئة 
بطوطا حى كربرى غمرة والثاتى عر عحازاة الترعة الامماعيلية حتى يقابل 
بجمع الخليج المصرى و يجتمعا فى جمع رئسى واحد عتد إلى محطة طلميات 
المجارى الرئيسية لرفع الايراد جميعه الى مزرعة المجارى . واعتمد هذا المشروع 
ثم أمل تنفيذه أيضا . 

وإفى أذرو هذا التاريخ مقارنة هذه المشروعات بالمشرؤع الذى تنفذ 
فعلاونا اهتدت اليه المصلحة بعد طول التجر بة لتوسيع مشروع مجارى القاهرة 
مثل وضع أحواض التنقية بالقرب من مخطة كفر فاروق وإنشاء مجممين بالخليج 
المصرى والترعة الاسماعيلية يصبان فى مجمع رئيسى واحد يوصل مياه المجارى 
إلى محخطة الطلمبات بالأميرية . 

وفى سنة ١50‏ كاقت ال مكومة المس ركاركيت جيمس بتحضير مشروع 
ارى القاهرة وكان عدد السكان 541٠٠٠‏ يستهلكون حوالى 556٠٠‏ مثر 
وان اران ٠‏ انرا الشخص الواحد . وحضر المشروع 
ليكفى المدينة مدة 0» سنة أى لغاية سئة ١#‏ على أساس أن سد السكان 
فى تلك السنة سيبلخ 55٠٠٠٠‏ نسمة وأن الاسنبلاك سيبلخ مثر مكب 
يوميا أى 5 لترا للشخص الواحد فى 'اليوم وأن جملة المساحة الى يشملبا 
المشروع هى 7597 قدأنا ( عه٠+‏ هكتارا ) من ذلك هدام فدانا ( إعم1 


هكتارا ) تصمرف بالانحدار الطبيعى وكة١؟‏ قدانا (؟؟ا١‏ مكتارا ) تصرفب 


بطزيقة الرفم الآلى وقشمت هذه الممساحة الآخيرة الى 58 عحطة رقع. بطري 03 
الحواء .المضغوط الذى يوزع غليها فى شبكة من موأسير الظبر. 


ويحتوى أغلب هذه الروافع على علبتين تتراوح سمتها .بين 60 وام 
جالون وترفع مياه المجارئ ,هذه الخحطات إلىثلاثة فروع «رئيسية من مواسير: الظهر 
الأول بشارع اخليج المصري قطر م بوصة والثانى بشارع الملكة .نازلى 
والثالث 3 شبرا كلقطر .م إوصة وجتمع هذه التووع الثلائة فىغمره حيث 
يبدأ المجع الرئيسى الأول قط كرا مثر مه ن الداخل وبإدار١‏ 0 
مار بشارع الملكة نازل فشارع املك * ثم بالقبة وال يتون والمطرية حتى عبن 
هس نم بينج شرقا تحت قاع ترعة الجبل حتىحطة طلمبات كفر فاروق وبهذه 1 
ألحطة أربع ممجموعات بخارية لرفع مياه المجارى بالطاهباتٍ ذات 1١‏ 0 ف 
ماسورة طرد ظور قطر 85 يوصة طولها 1١65#‏ مبّرا لسمى الماسورة الصاعدة 
لتوصبل مياه المجارى إلى أحواض:التنقية ,عزرعة المجارى بالجبل الأصشر. 
وهناك ترسبٍ اد بأحواض “رسيب تسكفى 48 ألف مثر مكمب يومياً جازنى 
تتشهيلها الآن +' بع تضرف مياه القاهرة تح خم م إنشاء أحواضالترسيب الجديدة 
الى أوشكت على الام . ال 1 


دوشح أبجزنمن المياه بعد ترسييمها حوالى + ٠١ ٠‏ مثر مكمب يوميا ثم تخلط - 
المياه المرشحة بباق المياه المرسبة لرى أرض مزرعة المجارى الرملية وزراعة 


حؤالى 17٠١١‏ فدان من أرض المزرعة التى تربو مساحتها عل 0٠٠‏ فدان . 


لع“ إصلت 


المشروع الأصلى على أساس صرف مياه الأمطار.فى التيل بواسطة 
ثلائة مصبات إلا أنه فى سنة 14٠١‏ بعد أن تقذ نصف المشتروع تقرباً قررث 
المكومة أن تقوم شركة مياه القاهرة بسحب مياه الشرب من النيل مع عدم 
صرف مياه الأمطار من المصبات الثلاثة المذكورة . فوزعت مياه الأمطار على 
الروافم بقدر الامكان وأنشت ت مخطة طلمبات مياه السطوح بشارع الملكه نازلى 
بالقرب من تقابله مع شارع ماد الدين لرفم مياه الأمطار من مجارى السطوم 
وطردها فى ماسورة ظهر قطر 4» يوصة لتصب فى نرعة الأسماعيلية فرع 
غمره . وقد حولت هذه الماسورة بعد إنشاء المجمع الثاتي وأصبءحت تصب المياه 
بأحدى , مطابقه . 


ونبين اللوؤّحة رقم ١‏ :المناطق الى تصرف مياه مجار يها إلى المجارى العو 3 
نظريتى.الرفع والاحدار الطبيعى ,عديئة القاهرة . وتمتد مناطق الرفع من فص 
القدعة جنوبا إلى مباية شبرا وقبلى العياسية ثمالا وقد ضمت الزماللك وجزيرة ٠‏ 
الروضة إلى هذه المناطق فما بعد وضع المشروع أما مناطق العباسية والزيتون 
والمطرية لغابة عبن هس فيمكنصرفها بالأحدار الطبيعى إلى المع الرئيسى القديم 
الذى ينجدر من غمره لغابة محطة طلميات المجارى بكفر فاروق . وظاهر على 
اللوحة خحطة طلمبات الأميرية وتقع عند تقابل فرعى ترعة الاسماعيلية وعتد 
المع الرئيمى الثانى من غمرة إلىهذه المحطة كا تظبر على اللوحة فروع هذا الج 
وتمتد من غمرة إلى شارع فاروق فشارع هد على إلى ميدان باب اماق #اخليج 
المصرى إلى السيدة زيلب وشارع المبتديان إلى شارع القصر العينى حيث يتقابل 


عت الهو عست 


القرع الرئيمى الممتد من شارع الشرابية إلى محطة مصر فشارع المدبولى ثم شارم 
الترعة البولاقية فشارع الملسكة نازلى ليسكون حلقة متصلة بالفرع السابق لصرف 
مياه يجارى القاهرة وقد أمكن الاستغناء عن الروافع بالمنطقة الشرقية المبشرة 
ونحو يلها من الصرف بطر يقة الرفم إلى الصرف بطر يقة الاتحدار الطبيجى . 

وتبين اللوحة أيضًا الماسورثين الصاعدتين قطر +7 نوصة من ممطة كفر 
فاروق إلى أحواض التنقية بمزرعة المجارى بالجبل ال صثْر وقطر +4 بوصة مر محطة 
الأمير به إلى أحواض التنقية المذ كورة وكذا الماسورة قطر *” بوصة بين الآميرية 
وكفر فاروق . كا يظبر على اللوحة حوض الطوارىء قبلى جسر السو يس وار 
خطة كفر فاروق ويبلغ مسطحه مايتان فدان ويقسع لنخزين -والى مليون مثر - 
مكمب وكتد ترعة الطوارىء من هذا الموض إلى مزرعة اليل الأصفر 
لتصريف المياه الى تصل لهذا الحوض فى حالة الطوارى: إلى أراضى مزرعة 
الجبل الأصفر . 


:0818لا مناؤنام عه لامجقزلحالا 
عه عممومعه لدم مقادت. 


الممكن صرفها إل اللجارى الرئيسية وابجمعية 
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00 


رذج مت اتاد 


0 لين 


ع 
النوهاننا الج به فرع 
بيات 1 


وود 


روافع القاهرة 

عند وضع مشروع مجارى القاهرة لم تصرح السلطات الصحية وضع ممطة 
الطاببات الرئيسية قريبة من المباتى خوفا من خازات المجارى وراتحتبا عصاف. 
المحطة (السرند) قتقرر إبعادها إلى أقممى حد ووضعها فى كفر فاروق أى حوالى. 
كياد مثراً بعيداً عن وسط المدينة فنتج عن ذلك إنشاء مجم طويل يبدأ فى. 
نقظة متطرفة عند غمره فَتَحْلفت بالقاهرة مساحات واسعة لا يمكن صرفب 
بالاتحدار الطبييى إلى هذا المجمع وقسمث هذه المساحات إلى + منطقة تبدا 
من مصر القدعة جنوبا إلى شرا ثعالا ومن القلمة وجنوبى المباسية شرق إلى 
النيل ريا . ذفما بدا أضيفت ثلاث زوافع أخرى اثنين بال مالك والثالئة. 
إن السعود فبلغ عا عاد اللتناطق 4 منظقة خلاق «طلية” مستشق املك فؤاد 
بااروضةوالطلاتان المبناعقتين هزد د بدران بشيرا و وزين ن' العابذين بالسيدة 


5 يْلب المنشأة دايا 5 


د يوضع 1 الرأفع ء 5 ف في نقطة ام ة ومتوسطة بامنطقة تجار له ميا 
جار المبانى داخل موأسور خزفية ا أقطارها من 4 بوصة آل 1 بوصة 


أو مواسير زهر من 15 نوصه 00 


.وال لراقع عبارة:عن طلمبة 0-5 تحتوى ,على عليتين في الغالب وتشتغلان. 
لتاب الواحدة بيد 0 يدل ميأه إنجارى في والطيق ٠‏ 5 إلى إحدى. 


“عمام يدخل منه الطواء المضغوط الذى ,هجرد دخوله يسد صمام دخول المياه ويضتتح 
-عمام آخخر ويدفم المياه إلى ماسورة الطرد الظبر حت تنغ م العلية وعند ذلك تسقط 
العامة السفل ويسقوطها يمتنع دخول الطواء المضغوط ويقفل دمام ماسورة الطرد 
اوبشتيح صمام ذخول المياه وتتكرر هذه الغملية بالثناوب بين العلبتين يحيث أغندما 
. تكون احداها تمتلء تكن الأخرى تفرغ منها المياه بضغط المواء ومكذا . 


ولس_تغرق علية ارافم حوالى دقيقة واحدة فى المل» ٠‏ أخرى ف تريخ . 
.-وعند هطول الأمطار وززادة التصرف تقل مدة الملء والتفريخ إلى “٠‏ ثمانية فى 
-بعض الأاحوال . 
وتبين الاوحة رقم » حجرة الرافع الطوائى وى من حديد الظير تركب 
«وتغوص الطواء المضغوط و ,التحميل حتى تصل إلى منسويها ثم يركب قاعهاوهو 
من الظهر أيضاً وجميع الروافع التى أنشئت فى مشروع القاهرة الاص كانت 
' على هذا النظام وقد اتبعت المصلحة بعد ذلك طريقة إنشاء غرف الروافم 
بالكرسانة مع نزح المياء إذا لم يكن ,الموقع منشآات يخثى من هبوطها أو بالعطوب 
1 المضغوط هم التغويض فى باق الاحوال إلا أن مباى الطوب كانت تتكلث 
كثير بالنسية الخرسانة فلجأت المصاحة إلى إنشاه غرف الروافع بالفرسانة 
المسلحة مع تخفيقها من المارج 1ن المونة الخلوطة بعادة مانعة تارشح 
وتخويضها إلى العمق المطلوب. ولا نحثق ق للها صلاحية هذه الطريقة من الوجهتين 
الفنية والاقتصادية عممنها فى جميع المفشآت الى تنشأ نمت سطح الأارض 
بأماق مغمورة بالمياه الازضية الغزيرة من ذلك على سيل المثال غخطة الطلنات 


0 


ج١١‏ د 


الاوحة رقم ه - طا 


ب 


المركات الكهر 


1 


03 


زون العابدين نحت سطج الا 


رض 


اموت 
الكوربائية المساعدة نين العابدين بالسيدة زينب ( انظر الاوحة رقم *- ه!ء 

وقد أنشكت غرفة الرافم بالمرسائة المسلحة ويطريقة التخوريص ملاصقة لأزل. 
آيل لاسقوط وليتأثر هذا المنزل على الاطلاق والطريقة المتبعة فى ذلك هو إنشاه. 
الغرفة السلحة فوق ( جنزيرة ) على سطح الأرض وتخفق من الخارج بالونة 
المائعة لارشح ويستمر افر داخل الغرفة مم تغو يصها بدون سحب الماء حى, 
تصل إلى المقسوب ويلزم فى هذه الخالة الحفر بالغواصين العاديين ثم ترمى طبقة. 
الدقشوم الاحمر مع وضع مواسير السقى ويليها وضع قضبان التسليح واعمرسانة. 
نحت سطح الماء وبعد أن تماسك يوضع معنت السقى لملء فراغات الدقشوم 
واعمرسانة السالفة ثم يمكن عقت اماه سن وخر توضم الطبقة النهائية. 
السلحةو يبلغ ججلة سمك الاساس مرا مر . وقد تكلفت المبسانى والأعمال. 
المدنية بهذه المحطة ه7١٠‏ جنيهاً تقر ييا والأعمال الميكاتيكية ١غ‏ ١جنيبات‏ و 
عبارة عن وحدتين كبر بائتين قوة كل منبما 14 حصانا لتشغيل طامبات ذات. 
مروحة خاصة بالمجارى ار فم 8 لثرا فى الثانية . وتبين اللوحة رقم 4 الغرفة بسد. 
تغويصها والاوحة رقم ه يظبر بها الطابق العاوى للمحركات السكربائية وهوتحت. 
سطح الأرض مباشرة . 

ويوزع المواء المضغوط على روافع القاهرة من شبكة «واسير الظير الى. 
تستمد هذا الطواء من خطة الضغط ععروف ومن الخطتين الاضافيتين شيرا' 
ومعس القدعة , 


وبالتاهرة أ كر تجوعة روافم باطواء المضغوط وقد يفن أن هذا عيب ق. 
لامر ار و ع و زفق 5 


حا يو حت 
«مشروع مجارى القاهرة وكان الواجب أن تنشأ طلمبات لرفع مياه الجارى بدلا 
عن هذه الروافع لتوفيز القوة ولسكن إِذا نظرنا إلى الأسباب التى دعت المستر 
كاركيت جيمس وضع هذا العدد الكيير عند تحضير المشروع لتبين لنا حكة 
ذلاك وتتلخص هذه الأسبا بكلا د ىس : 


أولا : قلة المياه المستعملة للفرد الؤاحد وندورة المطر وز يادة الرواسب وامواد 
الغريبة كاطرق والرمل مايجمل مياه امجارى مركزة وثقيلة ولا يلانها استعال 
الطلمبات التى يازم,لما ماق ( سرند ) لنصفية أميأم قبل رفهاحى لاتد ‏ 
«وتتعطل مساللك المياه بالطامية , ل 


ثانا استعمال الطلمبات يتم ضرورة إيجاد بيارة منخفضة لماسعة تكنى 
التشغيل الطلمبات وهى معرضة لترا م الرواسب بقاعها . 

ثالث : وقوع القساهرة على أرض ننبسطة قليلة الميول لا يساعد على وضع 
مواسير الاتحدار لمسافة طويلة وكذا رداءة الثربة وارتفاع مياه الرشح بها مما 
_يتعذر معه الوصول عجار الانحدار إلى أعماق تساعد على مد |لمجار: ى د بذاك 
- أن تسكؤن مناطق الرفع ضيقة المساحة وبالطبع كثيرة العدد . 

وابعاً 3 ارتفاع درجة الخرارة ووحود الرمل بالمجارى وكثرة المواد العضووية 
'الراسبة يهذه المياه يساعد على سرعة تمذلها ويام سرعة نقلها بزيادة ميول 

2 7 ع سى# 

مخارى الاحدار وهدا يؤدى أإيضا إلى ضَيقَ مساحة المنطقة وقلل من تصرفها 
المرفوع وكا كانت الطلنية صغيرة كا كانت صعية التشغيل ف هذه الفاروف 5 


اح( لد 
خامسا : وضع مخطة الطامبات الرئيسية فى كفر فاروق بعيدة عن المدينة 
لا سمح بامتداد المجمع وسط .القاهرة فتخلفت مساحة كييرة تاج لج.وعة 
روافم عديدة ولو تصرح بوضعها قر يبا من القاهرة لمكن مد امجمع وفروعه وسط 
المدينة فتقل بذلك عدد مناطق الرفع - وعند اختيار موقع محطة الآميرية 
لاقت مصاحة المجارى معارضة من الوجبة الصحية ذلات بتكليف المسثر فوكس 
وكيل المصلحة حينئذ بالرور على محطات الجارى باتمارج وعمل تقر ير عن بمدها 
عن السكن وطبعاً فان ممفلم محطات الطلمبات فى الفارج تقع داخل المديئة أو 
قر يبة منها وزيادة على ذلك فان أستواض التنقية يهدينة نورتمبور جمئلا تطلعليها 
عمارات عالية من عمارات المدينة . 
لجميع الظروف السالفة الذكر الى ندر أن تجتم ع كلها فى مدينة خارج القطر 
المصرى أدت إلى وجود مجموعة روافع فى القاهرة لا مثيل لها فى مديقة أخرى 
فى الملل . ش 


وفها بلى بيان روافع القاهرة الموجودة الآن : 
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9 راقم ومخطة 


لل 0 
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روافم تصب فى مجرى شارع الخليج المصرى 
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موقم الرافم 
شارع المنيرة وجوهر القائد 
ميدان السلخانة 
منطقة أبو السعود 
شارعى الشيخ البغال وزين العابدين 
شارع الميتديان 
شارع ماراسينا 
« الخننى 
د بركة الفيل 
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حديقة الأزبكية 
شارع الشعرالى المواف 


ردافع قصب 2 خرى شبرا مباشرة 
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موقع الرافم 
د ترعة طوسون وشارع شبرأ 

ميدان اخلفاء 

شارع القضاعى (وقف الخازنداره) 
د روض التغرج 


روافع فرعية تصب فى روافم اخرق 
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شارع القبوة 
« مص القدئة | ر وافم تصب فى رأ افع رقم 
ده هد «< 4 هوالآن,صبف بمجرى 


2 فم اطليج شارع الخليج المصرى 
جاردن سيق ١‏ الجديد ا 
جزيرة الزماللث تصب فى راقم ؤه الذى 
د 0« يصب فى مجرى اللكة نازل 
ا شارم منصور تصب فى دافم و 
جاردن سيق ٠‏ الذى يصب فى جرى 


نيدان قسرافوبان] . ٠‏ المللكة نازن 


وبعد ككمله فروع امجمع رئيس الثانى تبطل طريقة إعادة الرفع المذكوره 
روافم تصب فى الجمع الرئيسى 
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مه | 


1 نت 


1١ه.‎ 


شار هثرى سكاكيق ( ابن خلدون ) 
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مرحاض ميدان الخديوى اسماعيلة 
د « قنطر: : الدكة 
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طامية مستثئ الماك فؤاد بالروضة 


بها طلهبتان أحداها تدار يعحرك كبرياى والآخر يما كيئة سيميديزل لسرف 
مياه مستشفى الماك فؤاد بالروضة وتصب هذه الطلببة فى إحدى مطايق الرافم 


غرة ه بعد أن مر الماسورة على كو برى مد على . 


وبالقاهرة خلاف الروافم المذكورة اثثى عشر رافماً أبطل استسناها بسد 
إنشاء مشروع مجرى شارعى الأمير فاروق والآزهر لامكان صرف المياه ببذه 
المناطق بالاتدار الطبيعى وص 74و58 وء” وه و لوو" :و27 


ولاع ١‏ و45 0كة واه 


ونأفى فها يلى ببيان ميات وعيوب الروافع باطواء المضخوط ومن «يزاتها: 

١‏ - سهولة صيانة الرافم لبساطته ولاتساع منافذ المواد المرفوعة به وبطء 
حركة أجزائه التى لا تنك ببعضها وهولا يحتاج الى أ كثر من زيارة واحدة 
كل 4 ساعة لقراءة ااعدادات حسب المتبع فى نظام التشغيل ويكشف على 
عماماته وعوامته و بعض أجزائه مرة واحدة كل أسيوع أو أسبوعين. و بالقاهرة 
الآن ه رافناً بمناطقبا وذلك بمد الغاء ٠١‏ رافماً تكموات إلى الاتحدار الطبيعى 
عجرى شارعى فاروق وممد على و يقوم بصيائتها ٠ه‏ عاملا تقريبا . وأن الرافم 


الواحد ولزمه هه جنيها معرب في المتوسط سنويا أجور عمال وكن أدوات اغيارٍ 


بد 4لا _- 
والصيانة بعافى ذلك صيانة ٠ه‏ كياو مثراً من مواسير المواء المضخوط راوح 
أقطارها من +* الى ١؟‏ بوصة . وكذا صيانة 0 كيلو متراً من مواسير الطرد 
لتوصيل مياه مجارى الروافع إلى الجمع الرئيسى . 

؟ ‏ يكن الاعناد على الرافع الهوانى فى التشغيل ليلا ونهارا عدة سنين 
وهو أطول آلإت الرفم تمرأ . وجميع روافع القافرة تقوم بوطيفتها من سنة15.؟١‏ 
لناية الآن بدون توقف وعكنها أن تستمركذاك . 

ع لا يحدتاج الرافمالهوافى إلىتصفية مياه الممجارى بل يمكنه صرف المواد 
الصلبة والرمل والمواد العامة كاطرق والقطم انلشبية مع مياه المجارى بدون 
توقف الا فى النادر إذا تصدرت مثلا عصا طويلا فى إحدى العمامات الراجعة 
فتتوقف علبة الرافم حتى ينم إزالة المائق وعند عطل إحدى العلبتين يكن العلية 
الاخرى القيام الخمل وحدها. 

؛ - التشغيل باطواء المضغوط أرخص من مشترى التيار اسكبر با 
من .شركة ليبون لتشغيل الطلمبات وأضمن للتشغيل من ثيار كبر ,الى معرض 
للاتتطاع , 

ه - مكن لارافم الهواى رقع التصرف الوارد اليه مبما تغير من لا شىء 
إلى أ كثر من ضعف تصرفه المادى بدون هبوط فى جودة تشغيله . 

> - قى حالة السداد الماسورة الملتحمة وه ماسورة الطرد اممارجة من 
الرافع يمكن تسليكها بسهولة بوأسطة الطواء المضغوط من الرافودا ل الماسورة حتى 
يدفم أطواء المضغوط العوائق ويزيلها. 


-0-0---- 


٠‏ - أطواء العادم المنصرف من اارافع فى عامود العادم المرتغم فوق سطيح 
الأرض ساعد على تهوية مواسير مجارى الاتحدار وذلك فى حالة توصيل المطيق 
الرئيسى إلى هذا العامود جاسورة بقطر متوسط وباندفاعالمادم داشل هذا العامود 
الرئيسى يسحب ممه الغازات من «واسير مجارى الانحدار إلى امو فنثم مهوية 
مشارى المنطقة 

- جودة الرافع الموالى لا تنقص مم استمرار التشغيل أو مع القدم . 

م س فى حالة غرق غرفة الرافع الواقعة تحت ساح الأرض لأى سبب 
فلاخوف على الرافع المواتى وأجزائه من التاف ويككنه أداء وظيفته بدون 
توقف حى م تنزح المياه . 

يقابل ذلك العيوب الآتية لاروافع . 

١‏ - ضرورة إنشاء مخطة اضغط وشبكة مواسيراطواء ممايز يد فىتكاليف 
المشروع . 

2 قلة جودة الرفم بواسطة اطواه المضخوط . 

م« ل زيادة الفاقد من اطواء المضغوط فى شبكة الواسير .م مرور الزمن 
مما يستدعى صيائتها وقاقطة لماماتهالمنع التسرب و لتقليل الناقد 


؛ ‏ إنشاء محطات ضغط الطواء فى وسط المدينة بسبب شكوى السكان 
الحيط يبا من الجلية التى تحدثها الما كينات والمضاغط ولذلك يلزم ترك فراغ 
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ممع جوطا انع أل ىف : 


سام ل 


ه - رأحة الغاز امخارج من عامود العادم حنم رفع العامود أعلا من المبائى 
المجاورة 
5 - عدم إمكان ضبط الضغط أسكل رافع جايناسب حالة تشغيله حيث 
أن ضغط الشبكة الموائية .يصدر من حطة ضغط مشتركة فتسكون الننيجة 
ارتفاع الضغط ا كثر مزع اللا م ىكثير منالروافع واتخفاضه فى بعضها ولاينتفى 
هذا العيب إلا إذا خصص لكل دافم مكيسه الذى يكن إدارته بالسكيرياء 
وبهذه الطريقة عكن توفير تكاليف شمكة مواسير الهواء . 
وتقدر الجودة الكلية لارفع بنظام المواء المضغوط يحوالى 05 بز إذا كانت 
شبكة المواسير جديدة وتقل إلى 8؟ ./* وأقل قليلا مع قدم شبكة المواسير 
وهذا باعتبار أن ضنط اطواء ؟؟ رطلا على البوصة وفى حالة الاستئناء عن 
شبكة المواء تبلغ الجودة م" تقريباً وتقل هذه الجودة مع ارتفاع الضغط .' 
وفى القاهرة يحتاج كل مثر مكمب مرفوع فى المتوسط إلى9١١‏ أقدام مكببة 
تقريباً من الهواء الحر مضغوطاً إلى 7؟ رطل على البوصة المر بعة و يمكن الحصان 
الواحد الناتم من ما كينات مخطة الضغط أن يضغط حوالى لسعة أقدام مكمبة 
من أطواء الحر فى الدقيقة . 

1 ويعقارنة ذلك بالطلمبات الخصصة للمجارى فان الجودة تتراوح بين ٠/.4٠‏ 
وده ب/ز عند ما تسكون الطلببة جديدة وتنخفض مع استمرار التشغيل أو 
القدم وهذه الجودة هى الى يصح مقارنتها ب 4م بز فى الروافع أى باستبعاد 
فاقد الشمكة الموائية . 


الرو أفم فى فترة الفيضان 


نظرا لآن المشروع الاصلى لمجارى القاهرة وذ مع على أساس استهلاك ٠ه‏ لتر 
لاشخص الواحد فى متوسط السكان المقدر عددم 450٠‏ لسمة لى سنة؟ "و عا 
فى ذلك ٠١‏ لثرات للشخص من الطيقات الفقيرةو ١٠6١‏ لئراً للشخص ف الطيقة الراقية 
والأجانب وحيث أن تقدم القاهرة السريع دل على أن عدد السكان زاد كثيرا عن 
المقدرف الشروع الأصلى كا أن متوسط الاستهلاك اليوجى للشخص الواحد بلغ ٠ة‏ 
لنرا فان الروافم وشبكة مواسير الطرد كباق المشروع أصبح لأبكفى لاتصرفات 
الحالية. ولذا اضطرت المصلحة لانشاء محطة.طهبات الأميرية والجمع الشانى 
ودر وعه مع الاستمانة منذ سنئة 5*4 يوضع طاميات نقالى مساعدة لاروا افم الغير 
قادرة على رفع التصرف مدة الفيضان مثل روافع الداخلية ومريت باشا وشارع 
حكيم وامفازنداره وروض الغرج والمطيعة الأهلية وهذه الطلميات النقالى يمكن 
الاستغناه عنها عند تكملة فروع المجمع الرئيسى الجديد كا سيأتى شرح ذلك بعد 
كا استغنى عن مساعدة روافع قبلى القاهرة بطلمبات تقالى بالمبتديان وجوهر 
القائد ودرب الجاميز وأبوالسعود بعد تشغيل مجرى الخليج الجديد وكا أنشئت 
طلبتان كبربائيتان لزين العابدين وجزيرة: بدران 'لنفس الغرض و«المنتظر 
الاستغناء عن جميع الطلمبات والكباسات النقالى بعد سنتين عند مايثم إنشاء 
باق فروع المجمع الثائي الجديد , 


هد © سد 


ولاك صنل المواء 


أنشئت محطة ضغط الطواء عمروف ضمن المشروع الأصبل وتحتوى على 
أربعة مجموعات بخارية من ذات القدد الثلاثى كل تدير ثلائة مكابس لضغط 
الحواء لغاية 8؟ رطلا على البوصة المر بمة وقوة كل شموعة ١١١‏ حصان تقر يا 
ا ١م‏ لفة ويمكن زيادتها إلى 38٠١‏ لغة فى الدقيقة وككنها ضغط حوالى 
٠‏ إلى 1٠٠١‏ قدم مكيب من الطواء ار فى الدقيقة . ولاكانت هذه 
الجموعات الأربع قدعة ولاتكنى روافع المدينة خصوصاً وقت النيضان ركيت 
بالحطة المجموعة الديزل رقم ١‏ قوتها ٠"؛‏ حصانا تقر يبا وتضغط حوالى ١٠م‏ 
قدم مكدب من الهواء الهر فى الدقيقة . وفى سنة ه*9١‏ ركيت الجموعة الدبل 
رقم ؟ قونها #٠‏ حصانا. تقر يبا وتضغط حوالى ".٠٠‏ قدم مكمب من الطواء 
لمر فى الدقيقة » فاضبحت. جهلة قوة الحطة ٠8؟1‏ حصانا تقر يبا جهلة مقدورها 
ضغط <والى 1١5.٠٠‏ قدم مكمي من أطواء الكر فى الدقيقة. ولاكانت هذه الخطة 
ليس بها الاحتياط اللكافى لمد .روافع المدينة بلمواء المضخوط إبإن الفيضان 
خصوصاً بعد حادث كدر الجموعة رقم ١‏ فى سيتمبر سئة ١94‏ انهه التقكير إلى 
إمجاد قوم ذيها الاحتياط الكافى للطوارىء فاستقر الرأى على, إنشاء خطنين 
مساعدتين الآولى بيلبغا بشسيرا والثانية بمضر القديعة بالقرب م نكو برى الماك 
الصالم وتحتوى كل منهس! على جموعتين ديزل وجموغة كبر بائية قوة الواحدة من 
+" إلى "6٠‏ حصان تدير مضاغط لفافة تضغ ط كل منها <والى »٠ه‏ اقدم مكدب 


ل 3 


نن الطواء الحر فى الدقيقة أى أن اقصى الحصول الكلى للمحطتين يبلغ ١6٠٠١‏ 
قدم مكمب من أطواء اخر فى الدقيقة إذا أديرت بكامل قوتها ومن ميذات إنشاء 
محطتين مساعدتين بأطراف المدينة بدلا عن تقوية محطة معروف هو إمكان 
زيادة الضغط لاروافم الموجودة بأطراف المدينة مما لا يتأنى فى حلة توليد القوة 
بععروف حيث الفاقد فى الشبكة الموائية يزيد كنا بمد الراقم عن الحطة فكان 
الضغط بالروافع المتطرفة قيل إنشاء الحطنين المساعدتين يق ل كثيرا عن الضنطا. 
اللازم لها بيما هذه الروافع المتطرفة حتاج لضغط أ كثر من الروافع الموجودة فى 
وسط المدينة لزيادة طول مواسيرالطرد الخاصة بها أما بعد تشغيل الحطتين 
ش المدكورتين أصبحت الرواقع المتطرفة تمحصل على الضغط السكافى لها . وعلاوة على 
ذلك فان وجود ثلاث محطات ضغط متباعدة يجمل خطر الغارات الجوية أبان 
الحرب أقل ضرا ناذا هدم إحدى الثلاث محطات تقوم الحطتان الباقيتان 
ابانداد الشبكة الموائية بالهواء اللازم لا حتى يتم اصلاح وتجديد الحاة و بلغت 
تكاليف بححطة معروف والروافع البوائية وشبكتى موامنير الطرد ومواسير الهواء 
بالشروع الأصلى ١5٠٠-١‏ جنيه زيضاف اليها 7٠٠٠‏ جنيه تكاليف حطى 
٠‏ يلبغا ومصر القديعة وموأسير البواء اللازمة لتوصيلها للشبكة البوائية . ٠‏ 
وتبين الوحة رقم ألخط البياى | الكبية المواء الحر اللانم لكل ٠‏ 
د مياه الجارى المرفوجة وطبما كلما زاد عامود الرفم كلا زاد تكنية . 
المواء الحر اللازمة وبين اخلط البيالى ب القوة بالحصان اللازمة أرقم جالون. 
ل مياه امجارى الضغط المقايل وبين الفط ايان ج المودة النظرية 0 


سي 5-5 
للبواء المضغوط ممروبا فى الجودة الميكانيكية للمكبس وكا زاد الضغط كلها 


قات اللودة نظ لزيادة الفاقد يتمدد اطواء بدون شغل عند انطلاقه من 
العادم خارج علية الر أفم : 


9 : 1 0 
١‏ قم كبري المراء فزللاجالرن 2 من مياه الجاف 0 2 : ا 
ع 9 .9 إن ٠‏ 2 0 
ج35 الف اللازيه 3 باخخصات >3 ارعاللررالله > من ميأء لاف فالرتيتطر :ات 
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١‏ الية انطية أ الحراء للششياة » الجر لاي اللابى 
3 نا 


+ أ 


الضخغط يالرطل على البو 


صيسة 


ارد 


نما 


بل لخي سل 


ساون لد 


سس #انة سيد 
تكاليف الرفع بالحواء المضغوط 


بتكاف ضغط المواء بمحطة معروف عا فى ذلاك الوقود والأجور وأدوات 
التغيير والصيانة ٠ه‏ ملها تقريبا لكل ماية ألف قدم مكدب من الطواء ار 
يقابله «#لمليا تقريبا لكل من عتطى شيرا ومصسر القدئة . وعلى أساس 
أن المثر المسكعب من مياه مجحارى القاهرة يحتاج إلى حوالى ١14‏ قدما مكمبا من 
الهواء الحر لرفمه تكون التكاليف اللازمة لرفع كل الف مثر مكمب من ميساه 
المجارى بواسماة محطات الضغط والر وافم كالآتى أ 


ولع ملها للوواء المضغوط حتى يصل لاروافع 
٠ل‏ عليات لصيانة الروافم والمواسير 
والجلة 8م 2 مله تقرريبالرفع الآلف مترمكدب بلطواء المضخوط . 
وعقارنة هذا بالتكالين المقابلة فى خطات الطالميات الرئيسية نا.جارى نرى 
أن رفع الآلف مر مكمب يبلغ سم ملها تقر يبا بمحطة كفر فاروق البخارية 
و اسع ملها محطة الأأميرية الدبزل مع العلم بأن متوسط ارتفاع عاءود الرفم فى 
الروافم هو 16 مترا وفى كثر فاروق +« مترا وفى الآميرية 4؛ مثرا تقريبا . 
وعقارنة تسكاليف الرفع بالهواء المضغوط مع تكاليف الرفع :بالطامية 
الكبر بائية بالرؤضة مهد أن رفع الالف متر. مكمب فى الآخيرة ,يتكلف حوالى 
٠ة‏ مما وهى تسكاليف مرتفعة بسبب مشترى التيار الكبر بافى من شركة 
ليبون بالقاهرة . 


2-008 
المجمع الر تسى القديم 


عتد هذا المجمع من غمره إلى كفر فاروق ويبلغ قطره الداخلىمترا واحدأ 
وستون سنتيمتراً وأحداره مت واحداً فى كل مثر وطوله 78508 أمتار 
ولقد أنشىء من خرسانة السمنت وكسسر الحجر الأحمر والرمل بنسبة اميه 
ليكون مجمما مياه الار: ى سواء فى ذلك الى تصل اليه بقوة رفع الروافع البوائية 
أو تلك الى تتدفق فيه بطر يق الاتحدار الطبيعى من جبات العباسية والقبة 
والزيتون والمطرية وعين ثهس وحصر الجديدة وليكن كذلك أداة لتوصيل تلك 
المياه بطريق الانحدار الى محطة الطلمبات بكفر فاروق ويبلغ «نسوب قاعه من 
الدآخل عند غمرة لاكر4١‏ مثر وعند لبابته بكفر فاروق ؟٠رة‏ مثر. و بلغت 
تكاليف إنشائه ٠..معم‏ جنيه أى 5٠‏ ملما و؟؟ جنيها للمثر الطول و باغ 
أقمى تصرفه ماية مثر مكمب فى الدقيقة . 

وبدقء بتشغيله فى شهر أبر يل سنة ١14‏ لكنه عندماعو ينمن الداخل 
خلال سنة +0531 تبين أن خرسانته قد دب فيها النا كل بتأثير تفاعل الغازات 
النائمة نتيا الاي المقة الى مترى حل رؤالي ومزاف مهي نان رضيو 
هذه الغازات' على الميدروجين المكبرت والذى يتحول إلى حامض الكبر بت 
بطريقة غامضة مع وجود البكبر دأ مياه المجارى العفئة ومياء الرشيخ التى تتسرب 
إلى الداخل من سقف وحوائظ اجمع وتحتوى على أملاح مختلئة وكذا لوجود 
الأوكسجين بالفراغ بينسطح مياه امجار: ى وسةف المجمم. وقد فسكرت المضابحة 


حالة الما كل 


بامجمم الذ 


ديم قبل 'صلامه 


درس 


١ك‏ جمتملر مو إلضتجمع 


لجع ل 


فى تخنيف التاكل بقفل جميع فتحات المطابق أنع اطواء والاوسمكسوجين عن 
الوصول إللداخل المجمع ولكن هذا كان مستحيلالآنارتفاع وا نخفاضمنسوب 
المياه داخل المجمع يوميا يسبب خروجاطواء ودخولغيره . وقد دلت التتجارب 
على أن أمداومة تطبير المجمع من الرواسب وأغلبها رملية ودفق المياه دالخله 
لتخنيف مياه المجارى يساعد على تقليل الغازات و بالتالى يقلل التا كل 


و لكن لاعنعه ينانا . 


وقد بحت المصلحة عند تصميم المجمع القديم امال توالدالقازات وقكرت 
فى تبطين المجمع من الداخل بالطوب المضغوط الأزرق المزجج . وهذا الطوب 
لايتئر مطاقاً بنازات المجارى أو الأ-ماض وكانت الفسكر ة عند وضع المشر وع 
تبطينه بهذا العاوب وكان المانم دن ذلك زياده الم ليف أعج.م طويل وم 
اللازم استيراده من مقاطعة مستافوردشير باتجائرا المدمى باسعها هذا الطوب 
ولذلاك أكتنى بتخفيقه من الداخل يعونة السمنت والرمل بقسبة ١‏ : ؟ ولم سمح 
بطلائه من الداخل بعادة بليومينية خوف من عدم اسك هذه المادة على سايح 
ميلل فضلا عن ألتءعرض عخطر حصول أنفجار من وضع هذه اللادة ساحنة هم 
غازنات المجارى القابلة للاننجار. وعلاوة عل ىأذلك فان هذا الطلاء يحناج للتجدريد 
عل الدوا مكل سنة أو سئتين . 


وتشكلت للنة حكومية ف سئة وه من كيمائيين ومهخدسى المصلحةةبرأسها 
وكيلٍ وزارة, الأشغال المستر مولزورت' وأوصت فى تقر يرها المؤرخ ١؟‏ فبراير 


الاج سم 


ممنة مجه هدخ العقد وتهديده مع عمل بطانة من الداخل بالطوب الأازرق المضغوط 
وتضييق العرامين بقدر الامكان حيث لاتوجد مادة سمنئية يكن مقاومتها لهذه 
الغازات القوية التأثير ويكحل عادة بتيومينية معز يادة قطاع المجمع من الداخل 
حوالى ٠/. "٠‏ ليقابل الزيادة المضطردة فى التصرف 5 التتكاليف كبلغ 


اهل جنيه ( 1١+‏ جنيه للدثر الطولل ) . 


ولارأت المصلحة أن هذه التكاليف باهظة بالنسبة للفائدة المرجوة من زيادة ” 
قطاع المجمع الذى لا يف ببزيادة تصرف مياه المجارى لغاية خمسة وعشرين سنة 
مقبلة على الأقل اجه التشسكير إلى إنشاء مجمع رئيس جدريد لا يحتوى على 
العيوب الموجودة فى المجمع القديم وهى صغر قطاعه وعدم صلاحية المواد المبنى 
منها وزيادة طوله ما أدى إلى عدم إمكان مد فروع رئيسية منه ترق أحياء 
المدينة لنصريف جزء كبير من مياه مجارى القاهرة بالانحدار الطبيعى وقد قامت 
المصاحة فى السئوات الآخير ة باصلاح المجمع القديم من الداخل بين المطرببة 
وكثر فاروق يوضع طبقة فى سقفه من الإرسانة المسلحة سمك ١٠١‏ سم مكونة من 
السمئنت فوندو والرمل والظلط الز, فيع مع استمال مدقم السيدت فى وضع هذه 
اعكرسنانة وسق الخرسانة القديمة بالسئنت اللباتى المضذوط نع الرشح . و بلغت 

'تكاليف اصلاح المثر الطولى بهذه الطريقة سبعة جنيبات مصريية أنظر الاوحات 
ثم ل 0 


تو سيع مشروع مجارى القاهرة 


قام بوضع المشروع الأصلى «بندسون أغلبيم من الاتجليز والأجانب ندا 
ريف بالغرض كا يجب وكان من الضرورى توسيع المشروع بدأ ذلك التوسيع 
برئاسة مصرية فنية وإدارية والمهندسون المصريون م القائمون بتنفيذ هذه 
الأجمال من بدايتها -نى الآن . 
بدأت المصلحة يوضع محطة طلمبات رئيسية بالأميرية وى أقربْ لاقاهرة 
كثيراً عن محطة طلبات كفر فاروق ووضم مشروع توسيع “جارى القاهرة بها 
رشق مع زيادة متوسط الاستبلاك الشخدى ارد الواحد الى ضعف المقرر فى 
الشروع الأصلى وزيادة عدد السكان المضطرد وصرف:تتتاه الآ..طار والرشح مع 
مياه المجارى وهذا العامل الأأخير له أمية خاصة إبان الفيضان إِذ بلغ ايراد الرشح 
فى فيضان سنة #ة حوالى ٠٠٠٠٠‏ متر مكمب يوميا وكان أقمى نصرف مياه 
مجارى المديئة 16٠٠٠١‏ مث ر مكيب فى٠*‏ أ كتو بر سنة 4وا . وتصل مياه 
الرشح من خرسانات المطابق واللحامات السمنثيةبمواسير الخزف وبعض شرو 
شعرية فى أجامها نقيجة حركة التربة . وتز يد نسبة الرشح مع قدم خط المواسير 
الخزفية وانساع قطرها وارتفاع مياه الرشح عليها ورخاوة الثربة . فتتراوح ببن 
؟ مسرأ مكميا إلى 1١‏ مترأ مكميا يوميا لكاو مر الطوالى من الموأسير . 
ويشتمل مشروع توسيع مجارى القاهرة على مايأنى ٠:‏ 
وح إنشاء مجمع رئيسي ثافي قطاعه من الداخل كرا ا هرا مار 


5-5-5 مع 559 

على شكل حدوة العرس مبطراً ببالطوب الأزرق سد بغمره و شهى بالأميرية 1 

* سل إنشامشخطة طلدبات منذات الروحةتدار بها كيناتديزل بالأاميربة 

م سس إنشاء ماسورة صاعدة ظور قطر"4 بعض من اللأمير ية لغايةأحواض 
التنقية بالجيل اللأصفر . 

- امتداد المجمع الرئيسى الثانى بفروعه الآول بشارع الخليج عند 
غمره وشارعى الأمير فاروق والأزهر الجديدين والغاء أاتى عشر رافما شرق 
القاهرة ثم ملم بشارعى هد على واخليج لغابة السيدة زيطب وعصر القدعة ٠‏ 

هو ل امتداد فرع الشرابية والمديولى لغابة مخطة مياه السطاوح ثم شارع 
المللكة نازلى لغاية التممر العينى وامتداد فرع شارع فؤاد الأول لغابة كو برى 
بولاق وامتداد فرع مجرى شبرا بشارعى الترعة البولاقية وشبرا . 

> أغداد حوض الطوارى؛ الملاصق لجسر السويس من اللبة القبلية : 
إلقرب من عفر فاروق وهو حوض إسع -والى مليون مز مكمب تلجأ المضامة 
إلى إطلاق المياه فيه عند الطوارىء إذا تمطلت إحدى المواسير الصاغدة أو إذا 
زاد التصرف عند هطول الأمطار وفى الفيضانات لدرجة محشى دنها . 


7س إنشاه أحواض ترسيب وتنقية إضافية بالجبل الاصفر . 


ع لع سم 


المجمع الر ئيسى الثانى 

أنثىء من خرسانة السمنت والرمل وظلط الصحراء بفسبة | : *: 4 مع 
تبطينه بالطوب الأزرق المزجج وقطاعه من الداخل »هرا >< *هرا مر على 
شكل حدوة الفرس وطوله هلاءه مثرا وانحداره 7٠٠١ : ١‏ يبدأ من غمرة 
عنسوب قاعه لادر!! متر| ويبلغ أقمى تعرفه +17 مثر مكمبا فى الدقيقة . 
وتبلغ تكاليف إنشاء المثر الطولى منه ثلالون جنيباً مصر يا تقر بيبا . ونم توصيل 
اجمع الرثيمى القديم بالجيع الثاتى بواسطة مجر بين طول أوطها عند القبة .م١‏ 
مثر وطول الثاتى «لام مترا عند الدعرداش وقد أنشكا بنفس مواد المنشأ منهسا. 
لجع الثاثى و بلفت تكاليف المثر الطولى من كل مهما فى المتوسط +» 
جنيها مصر يا . 

وقد بلغت جملة تكاليف هذا الجمع والفرعين المذكو رين *٠مرء٠؟‏ جنيه 
و يمند مجرى الجمع الثانى مارا تحت خط سكة حديد المطرية إلى شارع اطاييج 
المصرى فيجتازه إلى شارع الأمير فأروق ثم يتدى عدا الشارع حنى ميدان 
الملكة فر يده و يتعطف أخجر ى إلى شارع الأزهر ويصعد فيه جتى تبايته وتبلغ 
قيمة هذه الأعمال ٠٠..س؟1‏ جنيه وتشتمل على 198 مثّرأ طوليا من «عجرى. 
قطاعه ٠.جرا‏ ا 4هرا مثر على شكل حدوة الفرس و ؟وة مثرا من ماس 
*هرا > 14ر1 بشارعى ليج وناروق و٠4‏ مثرا طوليا من قطر ٠٠ر١‏ مر 
بشارع الأزهر خلاف + كيلومترات من المجارى النرعية قطرها الداخلى ١‏ 
سنتييثرا قادون . : : : : 


ماوق سم 


ويمند المجرى الرئيسى من حديد الظهر بقطر +4 بوصة من ميدان الملكة 
فريده لغاية باب الخلق و يقطر #" يوصة وه" بوصة لغاية السيدة زيلب ثم 
ند ماسورة ملتحمة يقطر 7» يوصة بشارع المبتديان لغاية القصر المينى و يقطر 
4 يوصة أغاية كر دعق . حيث يتصل عاسو نى الروضة ومصر القدرعة 


كل بقطر 15 يوصة . 


٠‏ وند من شمرة مجرئ الشرابيةبوالمديولى مقلن قطاجه.نن افذاخل ره 
»ا هرا مترعل شكل حدوة الفرس لفاية محطة مياه السعاوح و بذاك يمكن 
صرف مياه الأءطار بالانحدار الطبييئ بدون حاجة إلى تشغيل هذه الحطة التى 
تستمد التيار اللكبرباى اللازم لمآ من شركة ليبون وجارى إنشاء هذا الجرى 
وتبطينه بالجز السلوى من الداخل بالطوب الأاذرق المزجج ومونة: السمنت 
: فوندو والرمل أما التقاع والجدران السذق لد خلية.فاكتنى 'بتخفيقيا يعونة النسئنت 
'فونبو والرمل وقد رئعى .عند إنشاء هذا الجرى.تخفيقه من الخارج كونة السمنت 
وار مل الخلوط بمادة ماننة لارثئح حيث ثبت من التجارب أن الرشيح منالمواءل 
الى تسناعد علي دالا مل د الحا بشارع .الترعة البولاقية بقطاع ٠‏ 4ر١‏ 
*ر؟ مث على شكل يعد وة الفرسن لغاية الاسعاف ل حيث يتفرع فرعان الآول , 
بشارم. فؤاد الاول لغاية كو بر اعحديوئ أسماعيل. بقظر:7؟ بوصة ة والثأتى لغاية ' 
تقابل شارع المبتديان بشارع القصر: العيى و بقطر فتر وأحد . .وسيمئد مجرى. 
شيا من ففق الشزابية تتا شارعن الطؤيل.والترعة البولاقية بقاع مقاسه ' 
اباك 0 0 7 00 حدوة ١‏ الفري م قلي وراب ما 0 


عند رهم 0 


اليا لالموسذ 


علب ١‏ زر عونا العلل ملسية 1:1 
ص عاد ونيا ذ إشانات 


| رسالا اسيجه سويب 


3 


#ية حسسشمييز 5 
مال 2 7 2 اخ ا ا اق 
قلام يديا كور بلول مام متا ومشر بالتاع علد الميدا ميورك ود الهاي دبارس م 


الأشدان ى سند 59 


علوب عوط الأسعلت ببلسية ١11‏ 
دماد م لوتياشا شازات 


5 ري ات سيو .6 
ماثن 0 حسس ا 5.0 , صنو 
ملاعم .هرا بد ..مر؟ مبلول . ااعتا وعسوب الشاع عدالمداجة مكرود الهاي ار 
الأخدان 13 ...»د 


علوب ا زدق عولة أ معدل اسمس 119 
ماده لدلنأش بالشازامثة 


سر . مغر 5 
شلي اما مبلول .مم يديب مرا وممسوب التاع علد المبياً لل ليد 7 


الأُغار الوم تيم 
3 _ تعوييهك 
277 مين مشعوده 


ا ]1 م مر 1 ا 2 
رَنْانٌ الاما لالمثيييا تالس ابه غتذيمم ده 


حم | ه10 ]| د /# ةا باز عرنةاؤسن محسبة 11؟ 
لالنا وربافطازات 


حوسا ل 1 سعلشيه بلسسية به )ا 


سي 00 ااإظلزلم 


0 مت ديه 
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1 هبر 
علام. در ع كور بلول >١١‏ متا ومسويالتاع علد المبدا +2 خ؟ وعد الهاي دم رعية 
الإشار 1١‏ انها 


با ردن عون الا سلك بسو 
مامه لانلاثر بالثازات 


0ك 


7 د ' 
لطاع :كرك مديكمر؟ نطول 114 ومنسوب لطاع عند اليا 01ر14 وضدالئهاية ميكل 
الالغبار 0 


علوب ١‏ زرق عونه الا سال ببصله 111 
وماد اللا ل بالا ران 


عرسا ١سملشه‏ إلمسة 46 )اه 


1 وات المثنا نامرع 


اذا مالرئيكية 
معي مإلرم 13 ٠.‏ 


١ 9‏ 0 مش مثل 
لاع ديا باهر خطول ١وه‏ ثرا ومسسوبالمتاج عبد المندا 4ن علد اليليز يوري 
الإخدار 11 امسن 


اررق مويك لللسجة ندنا 


بمعاده مازام لالنأخرانانات 


: متر 5 مق ل 
قلاع.ه »د ورا لوك بج مثرا رحسوبالناع عد المبدا حدرة! وعدا لكا 4ؤدكا 
كل 


0 لايم 


«طخ توشع علد 
لكريم ل اه 
ويس موصصس 


ل : 
قمر قوق اهنا ومسوب انتاع عدالمييا 5 رها وعنداكيايط وبع رهزا 
الالضا ضارا نوو 


سي 
و جيه مره تو 


اللوحة قر 3 


بت ور موسي حو 5' جر ل 3 مو عد عه كنا مط 3 
جتوعر/ لمعي وه .ء. ا ألو 6 ا كرء فت ١‏ م 


له 
بي سمت 7 0 


ل ماه اس 


ام دن لست مام 
لوج القيع للتترنن 
تناع المي على هيه جمد وه المرس قاس ٠‏ هرا»..ر + مت 
بل 5 .08 


0 كر عي الاو ارب 


“ميا الموللئر 
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اللسوفم؟ /رحقيله 


السريوم رلاانة 


داوم 


بشارع شبرا وجميع هذه المجارى تصرف بالاتحدار الطبيعى لتكفى مع الممجاري 
الأصلية الموجودة صرف مياه مجارى القاهرة جمدل ه؛ مترمكمب يوميا للبكنار 
الاعد ”مق مسلمة الناظق الى تمترق اوتعته التتارى وقد وعد أ هذا 
المعسل هو المد الأعلى المناسب لو العمران بالقاهرة ويتفق مع زيادة عدد 
السكان بها والتجديد الجارى من هدم المبالى القدعة وإنشاء عمارات ضخمة 
مكانها ممدة بأحدث الاجبزة الصحية التى ترفم متوسط معدل استهلاك المياه 
للشخص الواحد إلى مابة لتر يوميا تقريبا كما أنه ينف كثيراً عن الروافم 
الخالية و بذلك يمكن صرف المياه بمجارى القاهرة فى الفيضانات العالية بدون 
الاستعانة بالطلميات النقالى التى تعطل المرور وتشعر الأهالى نقص مشروع 
مجارى القاهرة وتبعث الفزع فى ننوس الأهالى من أى طفح داخلى باحدى المباقى 
تنيجة انسداد يحرى داخلية أو بالوعة أوسلطانية مرتفق . وأئناء الفيضانات 
العالية تمد أحيانا المصلحة صعوبة فى تفييم بعض السسكان :من غير المتعلمين من 
أن السداد سلطانية مرتفق أو بالوعة بدور علوى لا يمكن أن يكون يسبب 
الجارى العمومية وإلااكانت المجارى تطفح أولا بالشارع قبل أن تطتح فى 
الأدوار العالية وهذا طبعاً نتيجة فزعهم أثناء الفيضان العالى . 


اتأكل المونة بالمجمع الرئيسى الثاى 


بدأ تشغيل المجمم الرئيسى الثانى فى ايريل سنة م15 ولم نمض سنة على 
تشغيله حتى تين للمصلحة أنالسكحة النشيومينية لم تمنع مرور غاز المجارى بِينها 
و بين جوانب الطوب الأزرق المضغوط بالعراميس ووصلت إلى المونة السمدتية 
خلف التكحلة وحولت جزه من المونة بعدق أربعة سنتمترات تقر يبا من سطح 
العرموس إلى معجون جبس مائل للبياض و بانتفاخ هذا المعجون ضغط على 
الكحلة البيتومينية فورزت خارج العرموس - وذعرت المصلحة من سرعة 
هذا التا كل وخيف على الطوب الأزرق من انحلال جميع المونة حواليه فيتساقط 
داخل المجرى وينهار المجمع فبدأت المصلحة باستشارة الغنيبين فى الخارج 
اعابلة هذه الخالة كا شرعث فى عمل جارب على عدة عينات من المونوالدهانات 
البتيومية وا مواد التى تخلط مع السمنت لنع النا كل أو لوقف الرشح الذى يساعد 
عليه وجربت هذه المواد لابياض والكحاة والدهان وتتاخص . نتيجة هذه 
التجارب فما يأنى : 

أولا : جميع أنواع الأسمنت تتأثر ويدب 5 النا' كل بغعل غاز المجارى 
أوجود الجير بها وكذا قلت نسبة البير ار ( الفير متحد ) يها كا قل المآ كل 
فبكان السمنت الأسود ( الفوندو ) أ كثر مقاومة ف نالسمئت العادى لاحتوائه 


على 4٠‏ بز من اير بدلا عن 5٠‏ ب فى الأسمنت البورتلاندى وما يزيد فى 


لوة هذا لوعن الت طرق نحضهه من أن كبر بائية خاصة 
تجعل الجير به أ كثر ثبانا من غيره . 


ثانيا : تمر يض «ونة السمنت لاغازات قبل استكال تحجرها لبا 
معرضة للنَا كل أ كثر من السمنت القديم المتحجر . 


ثالثا : جميع المواد البقيومينيه المشهورة فى الشارج بأنها تقأوم النأ كل مثل 
الانرئول والافرسيل تلين داخل الممجمع وتزول فى أشهر قليلة . 


رابا : الواد التى يدعن بها سطح ا مونة لتتحجر وتقاوم التتكل مثل 
سليكوفاور يدوسليكات الصودا والنرائوكس وكونتراسيد ومادةاللاوزيرلاتساعد 
كثيراً فى تقليل النا كل وتزول بعد أشبر قليلة . 


خاسا : نبع أنواع السمنتالممروقة يعقاوستها لان كل مثل السمنث البحرى . 
( أمعمن عمتتملد 0 وصمنت 5.6 وغيرها ظهر أمها أقل مقاومة من السمنت 
فوندو والحقيقة أن العينات القى كانت يقدمها مندو بو الشركات انهالت على 
الصلحة يكثره وكانت أسبل طريقة لاقناع مقدم العيئة لكف عن مضايقة 
الصلحة هو أن يرى النآ كل بعينه فى العينة الى قدمها أو الى قام بنفسه بوضعها 
داخل المجمع . واستخلصت المصلحة أن خير طر يق لمقاومةالنآ كل هو تبطين 
سقف المتجمع من الداخل وجوا نبهبالطوب الأزرق المزجج و هونة السمنت فوندو 
والرمل ويمكن الحصول علىهذا الطوب محليا وريكلف حوالى أربعة عشر سجنيها 
ممم رياللمتر المكتب الْبنى . وكانت المصلحة على وشلك الشروعحالا فى إنشاء 


مجمع الغ من غمرة للاميرية حق تتفادى تعر بض القاهرة لخطر تهدم المجمع 
الثانى لولاوجود ظاهرة غريبة فى المجمع الثانى أرجأت إنشاء المجمع الثالث 
حتى نم المشروعات الطامة الآخرىالتى كس اليباشديد الحاجة لازيادة السربعة 
فى تصرف القاهرة . وهذه الظاهرة هى أن النآ كل السريع الذى ظهر بق 
أربعة سنتيمكرات فى أول سئة ١‏ برد من سنة 198٠‏ لغاية الآن إلا ملايمترات 
قليلة ويمكن تعليل ذلاك للاسباب الآنية : 

١‏ - زيادة التصرف بامجمع قال الرواسب بسبب زيادة السرعة فضلا 
عن نيت هيأه مار ىو امركزة 4 

* - المداومة يوميا على إزالة الرواسب بالمجممين الأول والثانى وباق 
المجارى الرئيسية فى أثناء اليل فان عمال المصلحةتقوم بازالة حوالى عشرون «ترا 
مكميا بوميا من الرمال الراسية ببكل من الجممين القديم والجديد . 

م اس الفجينة الجبسية الطررية تعوق مرورغاز المجارنى داخل: الغرموس 
إلى مسافة عميقة فيضعثت تأثيره 0 

ة - المونة الداخلية التى تتعرض داخل العرموستقاوم أ كثر من المونة 
السطاحية لأنها حجرت عرورعدة سنين عليها قبل تمرضها للنا كل . 

ويبلغ جملة تصرف المجمعين الأول والناتى 9/٠‏ مترا مكعبا فى الدقيقةوعل 
اعتيار أن هذا التصرف مدة ألف دقيقةريازم أن يكون مساو يا لقصى_ تصرف 
مننظر مدة .الفيضان فيكون أقصى تصبرف يوى يمكن صرفه بالجممين الخاليين 


سس ليا سلس 


الاوحة رقم م1 سل غرفة الراسب بالجمع الثالى 


اللوحة رقم 15 سس بروز السكحله البثيو مينية بالمجمم الثاني 


لس ةحصم 


هو ...9/7 مترمكمب يوميا وهذا هو التصرف المننظر فى فيضان سنة ٠و١‏ 
مع وجود احتياطى و بعد ذلك التاريخ يلزم أن إيكون لاقاهرة ممجمع ثالث واسكن 
بالنظر لضرورة قرميم أحد المجمعين مدة الشتاء أى عند مايكون النصرف أقل 
بحوإلى 5١‏ يما عن مدة الفيضان اذلك يشحم إنشاء المجمع الثالث وتشغيله 


حوالى سنة 4و١‏ على الآ كثر . 
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محطى طلببات كفر فاروق و الأميرية ش 


تشتمل طللبات كفر فاروق على أربعة مجموعات رفم كل مها نمحتوى 
على ماكنة بخارية قونها حوالى. .؟ حصانف السرعة العادية ويكن زيادة 
سرعتها الى 8٠‏ لفة فتباخ قوتها ٠‏ 4م حصان كا يمكن نخذيف سرعتها الى عشرة 
لفات فى الدقيقة ونتحتو ىكل مجموعة على ما كينة بخارية تديرطلمية ذات ثلاث 
مكابس ترفع حوالى ٠..:؟‏ مثر مكب تقريبا وبلفت نكالينها الانشائية 
:امه حنيهات لما كنات وسووخه حنيوات المبانى حلاف الييارات 
ويمكن هذه امحطة رفع 0٠٠١‏ مثرا مكمبا يوميا و بالنظر لقدمالماسورة الصاعدة 
قطر 4" بوصة الى توصل مياه المجارى من هذه الحطة إلى الجيل الأصفر فلا 
إسمح بز يادة التصرف عن 00.0٠‏ مثر مكب فى اليوم وتبلغ تسكاليف دقع 
الآاف مترمكمب با فى ذلك الوقود والاجور والصيانة والاصلاح والمصاريف 
الادارنية الح سم ملما تقر يباً وفى حالة قتعم المياه على حوض الطوارى٠‏ بكفر 
فاروق أو على أحواض التنقية المزمع إنشاؤها بجوار هذا الموض يكن تشغيل 
هذه الحطة إلى أقصى تصرفها و بعد إنشاء الما كينة الديزل الخامسة المنتظر أن ' 
تبلغ قنها سسعاية حصان يمكن رفع جميع المياه الممكن أن ترد لبيارة الحطة من 
ا مجيع اارئيسى القديم وهى حوالى 6ثوق.ءةآ1 مثر لعلت .وميا و بذاك تنقص 


تكاليف الآلف مثر مكمب إلى درجة كيرة . 


وتشتمل محطة طلببات الجارى بالأميرية على خمسة مجموعات رفع منها 
١‏ ثلاث بحموءات تتركب كل منها من ما كينة ديزل قوة ٠وة‏ حصان دير مباشرة 
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سس 3/8 سل 


ساون سم 


طادبة ذات أر بعة مراوح تمرفراء :مر مكلت لزنا فى اليوم وجسوعتين 
تركب كل منهما من ماكينة ديزل قوتها ٠.٠.‏ حصانتدير طلمبة مروحة تصرفها 
6٠‏ مثر مكعب فى اليوم ونظراً لآن الماسورة الصاعدة قطر +4 بوصة التق 
توصل المياه المرفوعة من هذه اللحطة إلى الجبل الأصفر تسمح بنقل تصرف 
عواق 646 انق تكن ق اليو لق شيرق عن كماد عبود بذك 
وبلغت التسكاليف الانشائية لهذه الحطة . .خرهم؟ جنيه با فى ذلك المصاريف 
الادارية وتبلغ تكاليف رفم الآلف مر مكب بهذه الحطة هم؛ ملما ويفنظر 
أن تقل هذه التسكاليف بعد تشغيل الماسورة الصاعدة 'الثالئة قطر 5٠‏ بوصة 
بين الأمير ية وكفر فاروق و يتطاب زيادة التصرف المنتظر رفمه من هذه المحطة 
لوصا بعد إنشاء الجمع الثالث ضرورة إإنشاء عنير ماتى لوحدات رفع جديدة 


دى تفى الحطة سم تصرف القاهرة المنتظر لغاية سئة +5و9ل. 


فار 


لاقاهرة ثلاث مواسير صاعدة الأولى من الظور بقطر 5؟ بوصة و بطول 
+1165 مثرا بين شمطة كفر فاروق وأحواض التنقية بالجبل ,الأصفر و يبل 
أقصى تصرفها ٠‏ ...0ه مثرمكمب وبلغت تكاليف إنشامها كمعاة جنيها 
والثانية بقطر 4 بوصة من الظبر من درجة ج بين الأمير بة وكثر فاروق بطول 
855/ مثرا وين درجة ب بين كثر فاروق والجيل الأصفر بطول ١١65#‏ مثرا 
ويبلغ جملة طوها جروا مثرا ويبلغ أقصى تصرفها امار مكيب فى 
حالة الرفع مباشرة للجبل الاصفر و....18 مثر مكدب أى حالة الرقع قٍ 
الأميرية موض الطوارىء بكفر فاروق و يلغت جملة تكاليفها سمسهة؟ جنيها 
خلاف زع الملكية . والماسورة الصاعدة الثالثة يقطر 6٠‏ بوصة م نالصاب 7 
الأميربة وكفر فاروق وتباخ قيمة عملية الماسورة المذكورة الجارى تنفيذها الآن 
٠..ن*»‏ جنيه وهى ماسورة من الصاب سمكها +حكرء من اليوصة مغلفة سن 
الداخل والخارج بالتيومين المشيع يخيوط الاسبستوس و«وضوع بطريقة الطرد 
ا مركذى من الداخل بسمك ؛ ملليمتر و بسمك ٠١‏ ملايمتر من الخارج . و إذا 
كانث المواسير الظبر قد دلت على مملها للنا كل بنربة القطر المدمرى أ. كثر 
من الصلب إلا أن الغلاف البيتوميتى المخلوط بالاسبستوس سيحمى الماسورة - 
الصاعدة الجديدة لزمن غير قصير وعلى كل حال فان وضع هذه الماسورة بجوار 
المواسيرالظبر الموجودة شيهىء للمبندسين المصريين فرضة نادرة لاحتبارالضصاب 


لح لاني سم 


فى غذه الخالة بالننبة للظبر علىنقياس كبير و يبا ويبلغ التصرف المنتظر ذالماسورة 
بين الأميربة والجبل الاضفر 50 مار مكيب يوميا أوعء هك 3 
مكيب فى حالة الرفع لحوض الطوارى»ء 0 فاروق فتكون جملة التصرف اثلاث 
مواسي ركلا لى : 


٠٠‏ مثر مكب للماسورة الصاعدة قطركم بوصة لغابة الجيل اللأصفر 
«6٠٠٠٠‏ «م 2 2 ه 55 سدم 2 2 


7" 2 «.ه سام كفر فاروق 


أخلة 17 معز مكنا نوما 


وحيث أن أقصى تصرف منتظر لممساه مجارى القاهرة هر ١6.٠٠١‏ فى 
سلة 1449 و...4!؟فى سنة +116 و....لا؟ فى سنة 56و] ود,. عيبم 
فى سنة +/191 و01- .7م فى سنة 908٠‏ و...م"8؛ فى سئة 155٠١‏ فن الثلاث 
مواسير مما تكنى لغاية هذه الة ولكن امنتظر أن الماسورة الصاعدة قطر +م 
يوصة اتستبلك قبل هذا التاريخ وفى هذه المالة يكون تصرف الماسورتين 
الصاعدتين قطر 5غ بوصة و ١‏ بوصة البالغ. ...ةس مترا مكميا يكنى لغاية 
سئة 1941 وق حالة حصول طارىء يعظل إحدى الماسورتين المذكورتين انه 
يمكن لشغيل محطة كثر فاروق والأآمير ية معا إلى أحواض التنقية وحوض الطوارى, 
بكفر فاروق . ويتبين من ذلك أن الماسورة الصاعدة الثالثة يبلغ قطرها أ كثر 
من اللازم وفى الواقع أن قطرء” بوصة كان مقررأ للماسورة الصاعدة من الأاميرية 


500 
لغاية الجبل الأصفر ول يعتمد وضم أحواض التنقية بكفر فاروق إلا بعد اعثئاد 
تنقيذ الماسورة الصاعدة وبذلك أمكن وفر ....* جيه فقط قيمة تكاليف " 
المأسورة الصاعدة بين كثر فاروق والجيل الأصفر بدون زيادة فى تكاليت 
أحواض التئقية لآن هذه الأحواض سواء أنشئت بكفرفاروق أو الجبل الأصفر 
فان التكاليف لا تل ف كثيرا . , 

تين الاوحة رقم 4؟ تصرف مجارى القاهرة طوال سئة 4ه حسب الخط 
البيائى العلوى و يبلغ متوسط نصرف شهر فبراير من السئة المذ كورة 2٠٠٠.١‏ مثر 
مكب يوميا وأرتفع التصرف مع ارتفاع درجة الحرارة حتى|بلغ متوسط التصرف 
اليوى فى أشهر الصيف 6٠.١‏ مثر مكب يوميا وزاد التعمرف عقب ارتفاع 
مناسيب الروضة مدة الفيضان حتى باغ أقصى التصرف اليوى ...120 متر 
مكب فى 3 ٠‏ أكتوبر وتبين اللوحة ركم 0 تصرف سنة 1984 وقد بلغ 
أقمى التصرف اليو 181٠١‏ مثر مكمب يوميا فى 1988/٠١/١‏ وتبين 
اللوحة رقم 56 مناسيب النيل عند مقياس الروضة ومناسيب مياه رشح ف 
ميدان الفلكى فى ستتى :وا ومعة١‏ ويلاحظ أن مناسيب مياه الرشح 
ترتئع عقب ارتفاع مناسيب النيل كوالى: ه؟ يوما ويبدأ الالخناض أيضا فى 
الرشح عقب الخفاض مناسيب النيل بنقس المدة . 
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حوض الطوارىء وأحواض التنقية 


تبلغ مساحة حوض الطوار: ى مائتين فدأن ويحده من البة الببحرية جسر 
السو يس وهو يكون حوضا طبيعيا يمكر. رن دفع مليون مثر مكب أليه عاسورة 
الطوارىء قطر 5 بوصة المتصلة بين المواسير الصاعدة وهذا الحوض و يمكن 
رفع المياه اليه عند حصول طارىء لاحدى الحطتين بالأميرية أوكتر فاروق 
أو عند حصو لك سر باحدى المواسير الصاعدة فيمكن, تخز ين لياه به افايةتصابهم: 
التاف و إعادة التشغيل وكان الغرض تتفر يم المياء منه إلى بيارة ممطة كثر فاروق 
لاعادة رفعها . 

ونظراً لآن هذه المحطة لا يمكن حميلبا أكثر ءن طاتنها لذلاك رؤى إنشاء 
أرعة بالاتحدار الطبيعى من قاع هذا الحوض لغاية ترع المجسارى بعزرعة الجيل 
الأأصفر طولما حوالى ١١‏ كيلو مثرا والتعدارها حوالى ٠١‏ ستتيمترا للكيلو متر 
وتسمى ترعة الطوارىء ويمكن بها صرف المياه هن ااوض مباشرة إلى المزرعة 
و بدون داع إلى تخز ينها . 

ورغبة فى الاقتصاد طلبت وزارة الأشخال ٠ن‏ وزارة الصحة حث إمكان 
وضع أحواض تنقية على طر بقة تنشيط المأة بأول ترعة الطوارىء يكفر فاروق 
الاستغناء عن طول الماسورة الصاعدة الثالثة بين كفر فاروق والآميرية وصرف 
اأياه المنقاة بواسطة ترعة الطوارىء حتى تصب فى رع الجبل الأصفر بالانحدار 
|اطبيعى مارة فى الصحراء بعيدة عن السكن ومن 5 وزع على أراضي المزرعة. 


بح لير فك 


و بذلك يشحقق وفرجوالى ٠...‏ جنيه ويحكن تنقية مياه المجارى يكفر فاروق 
قبل أن يمضى عليها زن أطول لاوصول إلى الجبل الأصفر فلا يزيد تمفنها وتقل 
بهانسية ال هيدروجين المكبرت من حوالى ه؟ إلى ١6‏ ف المليون وكا قل تمفن 
مياه المجارى كلا سبات عملية التنقية وخصوصا بطريقة تنشيط الهأة وقد شجع 
رحال الصييحة يجاح تجارب التنقية بتنشيط الهأة الجارى تشغيلها الآن بالجبل 
الأصفر وككن بهذا الترئيب تنقية ...10 مثر مكمب روميا بكثر فاروق 
و1406 مثر مكيب بالجبل الأصفر وتكون جملة ذلك ...57 مثر مكمب 


وهو تصرف القاهرة فى سلة 155٠‏ . 


وحيث أن موضوع أحواض الننقية طويل فآمل إرجاؤه لفرصة أخرى م 


يجارى القاهرة . 

روافم القاهرة 

ميزات وعيوب الروافع . 

الروافم فى قترة الفيضان 2 . 
خغخطات ضغط اطواء 

تسكاليف الرفم بالهواء المضنوط ‏ . 
الجمع ارئيسى القديم . 

"سيمع مشروع مجحارى القاهرة 
لجمع الرئيسى الثالى وفروعه . 

جا كل الوثة بالجمم الرئيسى الثانى . 
#طتى طلمبات كفر فاروق والأميرية 
الواسير الصامدة   .‏ . 


حوض الطوارىء وأحواض التنقية . 


